a 


. 


. 


मिट्री . ० ( को० )- 72 


। 


: 


:. 


. 


M 


11 . 


HTM 


MAma 


- - 


A1 

TH 
1541 


गगममपन 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

माग II - खण्ड 3 - - उप - खण्ड (i ) 
PART II - Section 3 - Sub- Section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 300 ] 
No. 300 ] 


मई दिल्ली, सोमवार , अक्तूबर 16, 1978 / आश्विन 24, 1900 
NEW DELHI , MONDAY, OCTOBER 16 , 1978/ ASVINA 24, 1900 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


-- 


- 


इस भाग में निम्न पष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 

naging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compllation . 


( 2 ) ये इनके राजपत्र में , प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगे । 
2. परिभाषाएं .- - 
( क ) अधिनियम से भारतीय विस्फोटक अधिनियम ( 1884 फा 

4 ) अभिप्रेत है । 
( ख ) अनुमोदित से मुख्य विस्फोटक द्वारा अनुमोदित पारक्षण योजना 

विनिर्देश , संहिता मभिप्रेत है । 
( ग ) धारिता से 15° सेंटीग्रे पर दाब पात्र में समाने वाला लिटरों 

में पानी का पायतन अभिप्रेत है । 
( घ ) मुख्य नियनक से मुख्य विस्फोटक नियंत्रक अभिप्रेत है । 


उद्योग मंत्रालय 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 

अधिसूचना 

मई विल्ली , 16 अमसूबर, 1978 
सा० क. ० नि० 498 ( अ ). -- स्थिर एवं गतिशील दाब ( मज्वलित ) 
(Static and Mobile Pressure Vessel (Unfired ) Rules) 
नियम , 1978 का निम्नलिखित प्रारूप जिसे झेन्द्रीय सरकार भारतीय 
विस्फोटक अधिनियम , 1884 ( 1884 का 4 ) की धारा 5 पौर 7 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए बनाने की प्रस्थापना करती है , 
उक्त अधिनियम की धारा 18 द्वारा यथा अपेक्षित उससे समाव्यति: 
प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए , एसद्वारा 
प्रकाशित किया जाता है और एतत् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि 
कथित प्रारूप पर . . . . . . . . . . . . . . . . . . को या बाद में विचार 
किया जायेगा । 

उक्त प्रारूप के बारे में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति 
के पूर्व जो भी सुमाव या पाक्षेप किसी व्यक्ति के प्राप्त होंगे , उन पर 
केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा । 

प्रारूप नियम 
स्थिर एवं गतिशील दाब पान ( प्रज्वलित ) नियम , 1978 

अध्याय - 1 

प्रारंभिक 
1 . संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : - - 
( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त माम स्पिर एवं गतिशील दाब पाल 

( मज्वलित ) नियम , 1978 है । 


( 5 ) समम व्यक्ति से मुख्य नियंत्रक द्वारा सक्षम व्यक्ति के रूप 

में इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति प्रावश्यक योग्यता रखता है , 
मान्यता प्राप्त व्यक्ति या वह व्यक्ति जिसके पास उस कार्य 
वक्षता का जिसमें कि दक्षता अपेक्षित है मुख्य नियन्त्रक द्वारा 
इस निमित्त मान्यता प्राप्त संख्या का प्रमाणपत्र है, अभिप्रेत 


( च ) सम्पीडित गैस से कोई स्थायी गैस , द्रवणीय गैस या द्रव 

में दाब या गैस मिश्रण में खुली गैस जो एक मंद पाब पान 
में 15- सेटीग्रेड पर 1 . 5 वायुमंडल ( गेज ) या 50° सेंटीग्रेस 
पर 2 वायुमण्डल ( गेज ) दोनों अभिप्रेस हैं एवं हाईड्रोजन फ्लो 

राइड सम्मिलिप्त हैं । 
( छ ) विस्फोटक नियंतक के अन्तर्गत उपमुख्य विस्फोटक नियंत्रक 

उपविस्फोटक नियमक और सहायक विस्फोटक नियंत्रक भी है । 
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( ज ) साधारण से सब प्रकार की छीजन अभिप्रेत है एवं अभि 

करण, छीलन , मशीनी-पिसाई एवं कटाव भी सम्मिलित है । 
( स ) मभिकल्पना में पारेक्षण , गणना, विनिर्वेश , ममूना एवं दाब 

पान के पूर्व विवरण, इसकी रचना के सब प्रकार के विवरण 

फा समावेश है । 
( ण ) अभिकल्पना वाब से पान के प्रभिकल्पना गणना में पान के 

अंशभूत विविध मांगों की न्यूनतम मोटाई निकालने के लिए 

उपयुक्त पाष अभिप्रेत है । 
( ट ) जिला प्राधिकारी से अभिप्रेत है - -- 
( 1 ) पुलिस मायुक्त वाले नगरो में , पुलिस प्रायुक्त या उपा 

युक्त । 
( 2 ) किसी अन्य स्थान में , जिला मजिस्ट्रेट । 
( 8 ) भरण धनस्थ से वाम पात्र में स्वीकृत वणीय गैस का वजन व 

वाब पात्र में 15° सेंटीग्रेड भरा जा सकने वाले पानी के वजन 

का अनुपात अभिप्रेत है । 
( 3 ) ज्वलनशील संपीड़ित गैस से 13 प्रतिशत या कम गैस जो 

हवा के साथ मिश्रण करने पर ज्वलनशील मिश्रण बनाती है 
या जिसकी हवा के साथ ज्वलनशील सीमा 12 प्रतिशत से 

ज्यावा है अभिप्रेत है । 
( 1 ) ज्वलनशीलता सीमा से वायु के साथ मिश्रण में गैस का पायतन , 

जो वायुमण्डलीय वाब एवं चारों प्रोर के वाब पर ज्वलनशील 
मिश्रण बनाता है , के न्यूनतम एवं उच्चतम प्रतिशत का अंतर 

अभिप्रेत है । 
( ण ) दाब पात्र के संबंध में मुक्त गैस से ज्वलनशील या विषयी 

या दोनों की ऐसे वाब पात्रों में सान्द्रता विनिविष्ट व्यक्तियों के 
प्रवेश एवं ऐसे दाव पात्रों में सप्त कार्य करने के लिए सुरक्षा 

की सीमा के अंतर्गत अभिप्रेत है । 
( त ) निरीक्षक से पात्रों की मनमोवित योजना एवं विनिर्देशों या 

संहिता के अनुसार निरीक्षण हेतु अनुशप्ति प्राधिकारी को स्वी 

कृत व्यक्ति अभिप्रेत है । 
( थ ) अधिष्ठापन से ऐसा स्थान जो वाब पात्रों में संपीड़ित 

गैस के भण्डारकरण हेतु विशिष्टतः तैयार किया गया है , 

अभिप्रेत है । 
( 4 ) द्रवणीय गैस से कोई भी गैस जो 8° सेटीमेर के ऊपर वाव 

पर प्रवीभूत हो जाती है परतु अब 30° सेंटीग्रेड पर सामान्य 
वायुमंडलीय दाम ( 760 एम एम एच जी ) के समतुल्य होती है , 

तो पूर्णतः वाष्पीभूत हो जायेगी, पभिप्रेत है । 
( घ ) स्थायी गैस से गैस जिसका कातिक तापमान 10° सेंटीग्रेड 

से कम है, अभिप्रेत है । 
( न ) दाब पान से कोई धातुपात्र या किसी भी प्राकार का कन्टेनर 

जो मांतरिक दाब के अधीन होता है एवं जिसकी पानी क्षमता 
एक हजार लिटर से अधिक होती है, अभिप्रेत है एवं तमयोगी 
पुर्जे एवं उसके संबंध के प्रथम बिन्दु से संबंधित पाईपिंग 4 
फिटिंग तक सम्मिलित हैं परंतु पात्र या कन्टेनर जिनमें भाप 
या अन्य वाष्प है, या जनन ( जनरट ) करने से प्रभिष्ट है 
या पानी या अन्य प हैं , या अग्नि में प्रयोग से गरम करने 
से प्रभीष्ट ( प्रयोजन ) है, या वह्न या विधुत साधनों के परिणाम , 
ताप परिवर्तन ( एक्ससस) , वायुप्राषक (रिसीवर ) वाष्प 
सम पासित (जाईजेस्टस ), भापसम विसंक्रामक यंत्र 
( स्टरलाइजर्स ), भाप सह पान , रीएफार्य, फलोरी फारयर्स 
न घाण पाइपिंग भाप या पयूकरक या चलनी (रुटेनस ) 
सम्मिलित नहीं है । 


( प ) सुरक्षा सहायक साधन : ( सेफ्टी रिलीफ डिवाइस ) से 

प्रचलिस पान कम करने का वाल्य की दाप धारा प्रतिकूलता 
से परित साधन एवं पूर्णतया सडातड़ कार्य की विशेषता से 
युक्त कुछ प्ररक्षितत की परिस्थितियों में वाब पात्र के फुटने से 

बचाने का इरादा अभिप्रेत है । 
( फ ) परिवहन से संपीड़ित गैस से भरे दाब पान को एक स्थान 

से दूसरे स्थान से ले जाना अभिप्रेत है । 
( ब ) यान से यंत्रवत् पालिस गाड़ी पर आरन वाय पान मे संपीड़ित 

गैस जमीन के द्वारा परिवहन करना अभिप्रेत है, और रेलवंगम 

सम्मिलित नहीं है । 
( भ ) पान से म ८ ( न ) में परिमाणित दाग पान अभिप्रेत है । 
3. सामान्य छूट : --- 

इन नियमों का कुछ भी , दाम पानों की जो संसायन सयंत्र के भाग 
बनाते है, लागू नहीं होता । 
4. बुराई एषं विनिर्माण पर निर्वधम : - - 
( 1 ) कोई व्यक्ति किसी दाब पात्र में संपीड़ित गैस नहीं भरेगा या 

संपीड़ित गैस से भरे किसी पान का परिवहन करेगा जम तक 
कि ऐसा पान एक प्रधवर एवं स्तर के या मुख्य नियंत्रक 
बारा यथाविधि अनुमोदित संकेतकों ( कोड ) के अनुसार 

विनिर्मित किया गया हो । 
( 2 ) कोई व्यक्ति एक प्रकार एवं स्तर या मुख्य नियंत्रक द्वारा उप 

नियम ( 1 ) के माधीन अनुमोदित संकेतिक ( कोड ) के पार 
पान के विनिर्माण के अनुमोदन हेतु परिशिष्ट 1 में दिये गये 

विवरण प्रस्तुत करेगा । 
5. परिवान एवं भजे आने पर निर्वधन : - - 
( 1 ) कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन जारी की गई भण्डारकरण 

अनुशप्ति के धारक या पस्सन अधिकारी या रेल प्रशासन से 
भिन्न किसी व्यक्ति को दाब पात्र में भरी हुई संपीडित गैस का 

परिवान नही करेगा या उसे महीं भेजेगा । 
( 2) उपनियम ( 1 ) के माधीन परिदत्त या भेजी गयी संपीड़ित 

गैस उतनी मात्रा से अधिक नहीं होगी जिसके लिए वह व्यक्ति , 
जिसे वह परिवस किया गया हो या भेजा गया हो, उसके द्वारा 
धारित अनुज्ञप्ति के प्राधीम भण्डारकरण के लिए प्राधिकृत 


6. दाब पात्रों की मरम्मत :- - 

कोई व्यक्ति किसी वाब पात्र , जो संपीड़ित गैस भण्डारकरण या परि 
वहन के लिए उपयोग में लाया जाता है, की मरम्मत नहीं करेगा एवं 
न करवाएगा । 
7. ज्वलनशील गैस के उपायों हेतु दाव पात्र की सफाई : - - 
( 1 ) किसी मये वाब पान के उपायों में लामे के पूर्व या मौजूपा पान 

जो गैस मुक्त किया जा चुका है के पुनः भरने के पूर्व , उसके 
स्थित हवा को सक्रिय गैस या गैस जिसके लिए पात्र का उपयोग 

फरमा है, द्वारा शुद्ध किया जायेगा । 
( 2 ) यदि पान ज्वलनशील गैस के द्वारा शुख करमा है, इस प्रकार 

बना हुमा ज्वलनशील मिश्रण, इसके परिणाम से बचने हेतु 

यथोषित पूर्वावधनियां लेने के बाद ही , पान से निकाला जावेगा । 
Fe. बालकों पोर नशा किए हुए व्यक्तियों के मियोजन का प्रतिषेध : - - 

सोलह वर्ष की पाय से कम या नशे की हालत में का कोई व्यक्ति , 
संपीड़ित गैस की लड़ाई उत्तरार्थ या परिवहन के कार्य में , या इन नियमों 
के प्राधीन मनुशप्स किसी परिसर में नियोजित नहीं किया जाएगा । 
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- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - 
9 . धूम्रपान , प्राग, प्रकाश आदि का प्रतिबन्ध --- - 

( ख ) 15 सेंटीग्रेट पर पान में गैस का उच्चतम दाब यषि पाक्ष 
किसी भी समय किसी ऐसे स्थान के निकट जहाँ संपीडित गैस का 

स्थामी गैस के भणार करण के लिए है , से कम नहीं 
भण्डारफरण, धरा उठाई या परिवहन वाव पात्र में किया जाता है ? 

होगा । 
कोई व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा, कोई वियासलाई पाग प्रकाया या ऐसी 

14. भरती क्षमता छ भरती वाब : - - 
वस्तु जो किमी उव नन गोल गैस को प्रज्वलित कर सकती है प्रमुशात नहीं 
होंगे । 

( 1 ) किसी पान में भरी गई दवणीय गैस की उच्चतम मात्रा 

गैस के भरण घनस्व तक सीमित होगी एवं इस प्रकार होगी 
10. वर्षटना के बचाव के लिए विशेष पूर्वावधानियों .-- -- 

कि पात्र इसके प्रतयस्तु के प्रमारण से 55° सेंटीग्रेट पर द्रव 
( 1 ) किसी ऐसे स्थान में या उसके पास जहा सपीड़ित गैस का 

से भरा म होगा । 
भणारकरण , धरा उठाई या दाब पात्र में परिवहन किया जाता ( 2 ) कोई भी पान सके योजना दाब से अधिक स्थायी गैस से 
है , कोई ध्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा या करमे का प्रयत्न नही भरा जायेगा । 
करेगा जिससे कि प्राग लग सके या विस्फोट हो सके । 

15. दाम पात्र पर अंकन - - 
( 2 ) मंक्षिप्त वाब पान , जिसमें कोई ज्वलनशील या विषली गैस 

__ प्रत्येक पात्र में पान के स्थायी लगी हुई निम्नलिखित विशिष्टिताएं 
भरी है , सुरक्षापूर्वक बन्द किये जावें सिवा जब वे भने एवं 

दर्शाने वाली एक धातु प्लेट होगी एव वे धरातल से दृश्य होगी अर्थात : - - 
साफ हेतु या उन्हें गम मुक्त अवस्था में रखने हेतु जैसा भी 
मामला हो साफ या गैस मुक्त कर दिये जाते हैं । 

( 1 ) विनिर्माता का नाम एवं पहिचान चिन्ह 
( 3 ) दाब पान में संपीडित गेम का भण्डारकरण करने वाला प्रत्येक 

( 2 ) माप दंड या संकेतकी जिस पर पात्र की रचना की गई है 
व्यक्ति या दाध पात्र में से ऐसे गैसो का भण्डारकरण , धरा ( ५ ) निरीक्षक की कार्यलयीन मोहर 
उठाई और परिवहन का प्रभारी या उसमें लगा हुमा प्रत्येक 

( 4 ) योजना घाब 
व्यक्ति सभी ममयों पर : - -- 
( 1 ) इन नियमों के उपबंधों का और उनके अधीन अनुशाप्ति 

( 5 ) प्रारंभिक द्रवश्यसिक ( हायड्रोस्टैटिक ) जांच एवं मगली जांच 
की शर्तों का अनुपालन करेगा । 

( 6 ) व्रयस्पैसिफ दाव जांघ वर्ग कि०मा० / सेंटी०मी० में 
( 2 ) प्राग या विस्फोट मे दुर्घटना की रोकथाम के लिए सभी 

( 7 ) पानी क्षमता लिटरों में 
पूर्वावधानियां बरतेगा । 

( 8 ) गैस क्षमता यदि द्रवणीय गैस से भरी हो , एवं 
( 3 ) उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट कोई कार्य करने से हर व्यक्ति का 

( 9 ) गैस का नाम का रासायनिक संकेत जिम हेतु पान का उपयोग 
निवारित करेगा । 

करना है । 
11. फीस का संवाय : --- 

16. पात्रो की पेंटिंग ( रंगाई ) : - - 
इन नियमो के अधीन बेय सभी लेख अधिकारी, भुगतान एवं लेख 

पान को संधारण से बचाने हेतु बाहर से यथोचित पेंट किया जायेगा 
कार्यालय , विस्फोटक विभाग , नागपुर के नाम पर माहरित ( ड्रा ) किया 

एवं सतह परावर्तक रखी जायेगी । 
हुमा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान की जामी 
पाहिए एवं जहाँ येय रकम 100 ( एक सौ रु० ) से अधिक नहीं है, 

17. फिटिंग : - - 
वहां भुगतान ( सेवाय ) नकद , धनदेश ( मनी प्रार्डर ) , पोस्टल पाईर 

( 1 ) सामान्य : 
पा स्थानीय बैंक में माहरित ( डा किये हुए ) चैक के द्वारा किया जा 

( i ) प्रत्येक वाब पान में निम्नलिखित फिटिंगों की कम से कम 
सकता है । 

प्रत्येक की एक दी जायगी जो सब , पान जिससे बे फिट 

की गई है, के योजना वाब से कम धाम पर गैस के साप 
अध्याय- 2 

उपयोग के लिए उपयुक्त होना चाहिए एवं गैस के गुण धर्मों 
पाय पात की रचना एवं उपस्कर (मिटमेंटस ) 

व प्रचलन स्थितियों के लिए समुचित तापमान पर ठीक 

होना चाहिए - -अर्थात 
12. योजना संकेतकी : 

- -- वाष्प स्थल से संबंधित पाव विमोचन बाष्प 
या 

माली ( इन्स ) 
रूपरेखा संकेत पति 

अन्तवस्तु गेण या उच्चतम सतह सूचक 
( 1 ) वाय पान भारतीय मानक 2826 : 1969 या ऐसे अन्य मामक -- वाष्प स्थल से संबंधित धाव गेज 
या मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदिप्त संकेत के अनुसार बनाया , 

- - पास की बस्तुमों के तापमान नापने के साधम 
एपित व जांभ किया जायेगा । 

( ii ) पान संबध : --- 
( 2 ) पात्र के विनिर्माता ने दिया गया घ निरीक्षक द्वारा यथाविधि 
प्रतिहस्ताक्षरित जांच एवं निरीक्षण प्रमाण पत्र कि पात्र 

नियम 12 में मिदिष्ट मापक या सफेतकी के प्रभुमार डाय पाठ 

के संबंधों की योजना बनायी जायेगी दाब पात्र में लगाये 
उपनियम ( 1 ) में संवीर्गत सब प्रावश्यकतामों की पूर्ति करता 

जायेगे । 
है मुख्य नियंत्रक को प्रस्तुत किया जावेगा । 

( 2 ) पाम विमोचम ( मुक्ति ) : 
13. योजना पाव (जिजाइन त्रैमर ) :-- पान का योजना वाम 

( i) प्रत्येक बाब पाल में नियम 12 निविष्ट मानक या संकेतकी 
( क ) 55° सेंटीग्रेस पर पात्र में गैस का बाप दाब यदि पान वर्णीम 

के उपबन्धों के अनुसार एक या अधिक पाव घिमोधन साधम 
गैम के भण्डारफरण के लिए है । 

पिये जायेंगे । 
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- - ----- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - 
( ii ) विमोचन वाष्प स्प्रिंग पारित होगा एवं नियम 12 में 

( ii ) पान पर के सभी व्रब एवं वाल्व संयोजन सिर्फ विमोचन 
निविष्ट मानक या संकेतिकी में प्रावश्यक पूर्ण प्रवाह शतों 

पाल्थ एवं छोटे व्यास के निकास संबंधों को छोड़कर , एक 
तक पहुंचने के लिए लगाया जायेगा । 

आपत्कालीन पंप वाल्व होगा पधाधिक प्रवाह पाल्प , 
(iii ) वजन से भारित विमोचन वाष्प अनुपात नहीं होंगे । 

एक स्वंमालित वाल्व या दूरस्य नियंलिप्त वामन । मापस्फाल 

बंद बाल्ब , षण् 1 में निविष्ट अंक वाल्व के अतिरिक्त होंगे 
( iv ) विमोषन वाष्प इस प्रकार बनाए जामेंगे फि उन पर निश्चित 

जब तक कि प्रापतकाल बन्द वाल्व दूरस्थ नियंत्रित बाल्व 
दाम से ज्यादा अनजाने में पारित न किया जा सके । 

हो जो सुरक्षित क्षेत्र से प्रचालित किया जा सके एवं इस 
( v ) वाष्प की बनावट इस प्रकार की होगी कि किसी भाग का 

प्रकार का हो जो संयुक्त न हो । 
टूटना , दाम के अन्तर्गत द्रव के मुक्त बहाव में बाधा न 

परन्तु जहाँ पात्र से संयोजन व हेतु जाते है, कोई 
डाल सकें । 

प्रापरकाल बन्द वाल्व प्रावश्यक नहीं है । 
( vi ) पान के योजना धाम के 110 प्रतिशत से अधिक घाब पर 
प्रारंभ करने व पूरा करने के लिए सुरक्षा विमोचन वाल्व 

( iii ) जहाँ पापात्काल बंद वाल्व प्रति प्रबाही गति का है , इसके 
लगाये जायेंगे एवं 120 प्रतिशत से अधिक योजना दाम के 

प्रवाह के बंद होने की गत्ति प्रमुभव की जा सकने वाली 
पात्र में उच्चतम दाब को रोक के लिए इनमें कुल विमोचन 

अत्यंत प्रतिकूल मौसम शो के अधीन सुषिचारित रेखा 
क्षमता होगी । 

जिमकी सुरक्षा यह करता है , में दरार पड़ने की संभावना 

होने वाली प्रवाह गति से कम होगी । प्रति प्रवाही वाल्वों 
( vii ) प्रत्येक सुरक्षा विमोचन वास्य स्पष्टतया एवं स्थायी रूपण , 

में वाल्बों को पटकने से रोकने के लिए सामान्य प्रवाह 
. दाब किग्रा०/ ०मी० में जिस पर यह विसर्जित न होता 

पावश्यकता से पर्याप्त अधिक अनुपातिक प्रवाह क्षमता 
है , 15° सेंटीग्रेड पर घ वायुमण्डल वाब पर यन से गैस के 

होगी । 
विसर्जन की गति प्रति मिनट धन सेंटीमीटर में , व विनिर्माता 
के नाम से प्रफित होगा । यंत्र की विसर्जन पामता गति 

( 4 ) व सतह मापक यंत्र :--- 
पात्रक के योजना दाब के 120 प्रतिशत दाम पर निकाली 

( i) द्रवयीय गैस या घुलनशील गैम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला 
जायेगी । 

द्रव सतह मापक मंत्र से किसी भी समय पान में द्रम की 
( viii ) सुरक्षा विमोचन वाल्व से प्रावश्यक विसर्जन की गति को 

मात्रा शीघ्र शात करने के सज्जित होगा । 
मनाये रखने के लिए सुरक्षा विमोचन मंत्र के संयोजन पर्याप्त 

(ii ) सब व सतह पात्र के योणना दाब पर प्रचलन हेतु उपगुप्त 
प्राकार के होंगे । 

होंगे । 
( ix ) सुरक्षा विमोचन वाल्व इस प्रकार व्यवस्थित किये जायेंगे 

( iii ) प्रत्येक पात्र अतिरिक्त यंत्र में भरी हुई वणीय गैस या घुलनशील 
कि हेरफेर की संभावना न्यूतनम हो जाए एवं यदि दाब 

गैस पर प्राधारित निर्धारित उच्चतम सतह सूचक यंत्र से 
विन्यास या व्यवस्था वाह्य है , सुरक्षा विमोचन वाल्व, समुचित 

सज्जित होगा । 
सीलिंग व्यवस्थापन के साधनों से युक्त होना चाहिए । 

( iv ) मापक यन जो पान के अन्तर्गत वाल्व धूर्जन ( रोटरी ) नली , 
( x ) सुरक्षा विमोचन वाल्य एवं पात्र के बीच कोई भी बम्द करने 

स्थिर नली, एवं फिसलने वाली नली इस प्रकार बनाये जायें । 
का वाल्व अधिष्ठापित नहीं किया जाएगा । 

कि वे सामान्य मापक प्रचालनों में पूर्णतः न हटाये जा सके । 
परन्तु ऐसी स्थितियों में जहां पर दो या अधिक सुरक्षा 

( v ) प्रत्येक दाब पात्र में कम से कम एक बाब माप ( गेज ) होगी । 
विमोचन वाल्व पात्र में फिट किये हों , बंद करने के वाल्व 
सुरक्षा विमोचन वाल्व एवं पान के बीच में अधिष्ठापित 18. काम में लाय जाने वाले दाब पात्रों की सामयिक जांच : - - 
किया जा सकता है एवं ऐसी स्थिति में बंद करने के वाल्व 
था याल्वों की व्यवस्था इस प्रकार एफलिप्त की जावेगी कि 

( i) समस्त वाब पान प्रपत्र जांध की तारीख के पश्चात पांच 
सुरक्षा विमोचन वाल्वों के कम से कम एक वाल्व पूर्ण 

यर्षों से प्रनधिक के प्रतराल में पास में अंकित दाब पर 

सप्तम व्यक्ति द्वारा द्रव घालित रूपेण जांच किये जायेंगे 
पावश्यक प्रवाह क्षमता दे सके । 

बशर्ते वे खरित या विषैली गैस होने पर सायिक जांच 
( xi ) सुरक्षा विमोचन वाल्वों का पान के वाल्ष स्थल से सीधा 

दो वर्षों के अंतराल में की जावेगी । 
संपर्क होगा । 
( xii ) 4, 500 लिटरों से अधिक पानी की ममता वाले पानों के 

( ii ) उपनियम ( 1 ) के अधीन यथापेक्षित जांच करने वाला 
लिए, विमोचन वाल्व यथेष्टत : संभाले विस्तारित निकास 

सप्तम व्यक्ति प्रमाणपत्र प्रदान करेगा । 
एवं पात्र के ऊपरी नाप के कम से कम 2 मीटर ऊपर एवं 

19. द्रवचालित जांच करने हेतु पालन की माने वाली पूर्वावधानियां : - - 
कम से कम घरातल से 3. 5 मीटर ऊपर निर्गम बार एवं 
निकास मोतियों कीली फिट की गई बरसाप्ती होपियों से लगी नियम 18 में निविष्ट प्रचालित जांच पूरा करने हेतु , निम्नलिखित 
होंगी । 

पूर्वावधानियों का पालन किया जायेगा , अर्थात : --- 
( xiii ) विमोचन वाल्वों को ठीक प्रचालन हेतु कम से कम साल 

( 1 ) जांच करने के पूर्व, प्रत्येक दान पास पूर्णतः साफ किया जावेगा 
में एक बार आंच की जायेगी एवं इस प्रकार की जांच का 

. एवं बाहरी तथा सतह दोष, सक्षारण एवम बाह्य वस्तु के लिए 
रिकार्ड ( प्रभिलेख ) रखा जायेगा । 

अतिरिक्त परीक्षा भी यथा व्यवहार्य की माथेंगी । 
( 3) बन्द , एवं प्रापतकाल में बन्द होने वाले बारूष :- - 

( 2 ) जैसे ही जांच पूरी हो जाती है , पान पूर्णत: पांसरिक तौर 
( i) विमोचन थास्य हेतु छोड़ , पान पर सब दव एवम् वाल्य संयोजन , 

पर शुष्फित किया जायेगा एवं व्यक्ति जिसके द्वारा जांच की 
बम्ब छेद एवं जहां संयोजन 1 . 4 मिमी० व्यास के छेव 

गई है, तथा जांच की तारीख की पर्शक चिम्हों एवं सख्यामों 
से ज्यादा नहीं हैं उनमें बन्द करने का बाल्ब पान के यमासाध्य 

की स्पष्टतः मोहर लगायी जावेगी एवं इन सम पोषों का 
पात्र में लगा होगा । 

अभिलेख रखा जायेगा । 


[ भाग II --- ण 


(i)] 


भारतका राजपत्र : प्रसाधारण 
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- 


- 


- 
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( 3 ) कोई पान जो द्रवचालित जांच में असफल हो जाता है या 

पन्य किसी कारण से जो उपयोग हेतु असुरक्षित पाया जाता 
है, नष्ट कर दिया जायेगा या मुख्य नियंत्रक को सूचना 
वेते हुए अनुपयुक्त ठहरा दिया जायेगा । 


सारणी- 2 
प्रविषली गैसों के लिए न्यूनतम सुरक्षा पूरी 


अनु० पान की पामी क्षमता 
२० (लिटरों में ) 


भवन या भवमों के पात्रों के मध्य 
समूह या निकटतम दूरी 
संपत्ति से दूरी 


अध्याय - III 


3 मीटर 
5 मीटर 


1 मीटर 
1 . 5 मीटर 


20. सामान्य : - - 


- .- .-...... ... ....... . . - -..- - -.. 

( i ) 2, 000 तक 
( ii ) 2, 000 से ऊपर व 

5 , 000 तक 
( iii ) 10, 000 से ऊपर व 

20, 000 तक 
( iv ) 20, 000 से ऊपर 


10 मीटर 


2 मीटर 


15 मीटर 


बड़े पाश का 


व्यास 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


( 1 ) संपीड़ित गैस के भण्डारकरण के लिए प्रयोग में लाये जाने 

घाले सब पान मदान के ऊपर अधिष्ठापित किये जायेंगे , 
प्रर्थात पान का कोई भी भाग धरातल के मीधे गा । 

नहीं जायेगा । 
( 2 ) पात्र एवं प्रथम नियंत्रक उपस्कर यंत्र खो में स्थित किये 

भावेंगे । 
( 3 ) पास एक दूमरे पर अधिष्ठ , पित महीं किये जायेंगे । 
( 4 ) समूह में पान इस प्रकार स्थापित किये जावगे कि उनके 

अनुदेश्य प्रष एक दूसरे के समानान्तर हो । 
( 5 ) कोई पान अन्य घलनशील व भण्डारकरण के बंद क्षेत्र में 

स्थित नहीं किया जायेगा । 
( 6 ) अग्निशमन प्रघासनों के करने हेतु छो पात्रों के बीच पर्याप्त 

स्थान रखा जाय । । 


- . - - . . . . - -- - -- -- 
टिप्पण 1 : 

बहपात्र अधिष्ठापन की पानी की कुल समता यदि 40 , 000 या 
अधिक है , कुल भणारकरण समता को उपरोकर न्यूनतम सुरक्षा दूरी 
लागू होगी । 


टिप्पण 2 : 


एक अधिष्ठापन में भण्डारकरण पात्रों की संख्या 6 से अधिक न होगी 
यदि एक से अधिक प्रधिष्ठापन है तो दो प्रधिष्ठापनों के बीच सुरक्षा 
दूरी समान होगी जो मारणी- 1 के अनुसारपान एवं संपत्ति रेखा के बीच 


होगी । 


( 7 ) दो या अधिक मात्रामों (सिरीज ) में अधिकाधिक पात्र इस 

प्रकार प्रधिष्ठापित किये जायेंगे कि पात्रों की ऊपरी सतह 
समतल हो । 


( 8 ) एक दूसरे के पौर नतोरित ( ) छोरों सहित पात्रों के 

मध्य एक परदे की वीवाल होगी । 


विप्पण 3 : 

उपरोक्त विनिर्दिष्ट दूरी ऐसी स्थितियों में मुख्य नियंत्रक द्वारा कम 
की जा सकती है जब वहां इस मत का हो कि अतिरिक्त सुरक्षा उपायों 
की व्यवस्था कर दी गई है । 
22. पार पात्रों के लिए आधारशिला :- - 

( 1 ) पदार्थ, सिमान्त , अभिकल्पना का विवरण , पाधारशिला की 
रबना एवं पात का प्राधार अनुमोवित विनिर्देशों, मानकों , संकेतकी के 
अनुसार होगा । 

( 2 ) भूतलीय शर्ते :-- 


( 9 ) वाय पात्रों की अवस्थिति : -- 

सबसे पास की इमारत या इमारतों का समूह या निकटस्थ संपत्ति 
जो निर्मित की जा सकती है , को दृष्टिगत रखते हुए एवं दाम पान को 
पष्टिगत रखते हुए एवं वाब जाप को निम्म सारणी में दिये गये 
बिनिदिष्ट दूरी रखते हुए स्थिप्त की जावेगी । 


सारणी - 1 


ज्वलनशील, संक्षारक एवं विषली गैसों से न्यूनतम दूरियाँ 


- - - . 


- 


- - . - . 


. - -.. 


अनु० पान की पानी क्षमता 

(लिटरों में ) 


भवन या भवनों के दाव पात्रों के 
समूह या निकटस्थ मध्य न्यूनतम 
संपत्ति से न्यूनतम दूरी 


पान की अधिष्ठापना करने वाला व्यक्ति, विशेषतः विश्यमान वाव की 
स्थापना, पूर्ण एवं स्वीकृत विमेदल भूमि व्यवस्था , प्लवन की जोखिम एवं 
मूल शो के संभाव्य लास के संदर्भ में , पूर्ण ज्ञान रखेगा । 

( 3 ) सामग्रियां : - - 
( i ) भूतलीय शर्तों, धारण , एवं विस्तृत अभियोजना रचनामों के 

द्वारा निर्माण हेतु सामग्रियों का चयन किया जायेगा 
( ii ) सामग्रियाँ : 

( क ) इंट चिनाई कार्य । 
( ख ) प्रवसित कंक्रीट ; या 
( ग ) इस्पात पट्ट, इस्पात नसी या संरक्षनात्मक इस्पात की 

हो सकती है । 


- - .. . - - - . . - - . - - - - 


- 


- - 


- . . - - 


. . - - 


5 मीटर 


1 मीटर 
1 मीटर 


10 मीटर 


15 मीटर 


1 . 5 मीटर 


( i ) 2000 तक 
(ii ) 2, 000 से ऊपर व 

10, 000 तक 
( iii ) 10, 000 से ऊपर व 

20, 000 तक 
( iv ) 20 ,000 से ऊपरब 

40, 000 तक 
( v ) 40, 000 के ऊपर 


20 मीटर 


2 मीटर 


( 4 ) मारण : --- 

स्थिर एवं पारोपित भारण का महत्तम सम्मिलित प्रभाव निम्न 
अभियोजनों हेतु उपयोग में लाया जायेगा । 

( क ) स्थिर भारण : पान एवं इसकी प्रेतवस्तु का वजन । 


30 मीटर 


2 मीटर 
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( ख ) मारण जांच : यदि पानी द्वारा जांच की गई हों 

जावेगा । पानी का प्रयोग बम्बा , हौज एवं गतिशील उपस्कर, 
( ग ) पवम भारण । 

निश्चित मानीटर मा निश्चित फुहारा पति के द्वारा जो 

स्वयंचालित हो सकती है । पामी प्रवाह का नियंत्रण बाहर के 
( घ ) संक्रियात्मक भारण यथा कंपन , तापीय ( प्राकृतिक एवं 

किसी खतरनाक क्षेत्र में से संभव है । 
संत्रियात्मक ) । 

( ii ) बम्बा, जहाँ व्यवस्था की गई है, सहज हो सभी जगह अभिमन्य 
( 5) बन्दोबस्त : - - 

होंगे एवं सभी पात्रों के बीच में प्रतर इस प्रकार का हो कि 
कोई विशिष्ट विभेवक अदोबस्त संघधित पाइप कार्य एवं पान कोश 

मभी पानों के सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके । 
में अधिकतर प्रतिबल से बचाने हेतु सीमित होगा । 

( iii ) अग्निगृह की पर्याप्त लंबाई होगी एवं सहज ही उपलब्ध हो 
( 6 ) पात्र प्राधार : - - 

सकेंगी । प्रत्येक हौज लाईन निर्मम द्वारा जेट एवं कूहा 
( i) पानों हेतु प्राधार की अभियोजना मानक बोर्ड जो पान हेतु 

टोटी ( फोग नोजल ) से सज्जित होंगे । होजो को अग्छी तरह 

रखा जायेगा एवं समय समय पर जाप किया जायेगा । 
रचित की गई है, का अनुगमन करेगी । 

( iv ) गतिशील उपस्कर , निश्चित मानीटर या निश्चित फुहार प्रणाली 
( ii ) प्रतिलित पास्र कोश एवं भू पर भारणों के संचरण की सुक्ष्म 

इस प्रकार बनाई जायें कि अग्नि शनों के अधीन पानी की 
आंच के बाद ही पात्र आधारों के बीच अंतराल निश्चित 

वतह बनायी रखने की गति के पर्याप्त पानी छोड़कर सके । 
किया जायेगा । 

( v ) पानी भरने एवं खाली करने वाले क्षेत्रों हेतु उपयुक्त एवं 
( iii ) वाय एवं तापीय प्रसारण के कारण पान के संचालन हेतु 

प्रभावशाली सुरक्षा देने वासी गतिशील या स्थिर जल फुहार 
पान के लिए आधार की अभियोजना नम्यता का प्रबंध करेंगी । 

प्रणाली के प्रबंध पर ध्यान दिया आवेगा । 
(iv ) पास्त्र का मुरक्षित उष्ण लंगर डाला जावेगा या वजन किया 

( vi ) 9 किलोग्राम भमता के न्यूनतम वो शुष्क रासायनिक पाबार 
जावेगा या मार के पानी से तबाही को वर करने हेतु पर्याप्त 

प्रकार का प्रत्येक अग्निशामक अधिष्ठापन के प्रवेश बिन्दु पर 
पोतबाट ऊंचाई का प्रबंध किया जायेगा । 

अधिष्ठापित किया जायेगा । 
( v ) पान फाठी या 45 मे०मी० या कम ऊंचाई के आलंबी प्रधोभाग 

28. भराई एवं उसराई सुविधाएं : - - 
को छोड़कर संरचनात्मक इस्पात की स्थिति में , ऐसे माधार 
पर्याप्त माठाई के पग्निरोधक वस्तुप्रो में ढक दिये जावेगे । 

(i) पंप प्रभकेवी या धनात्मक विस्थापन होना चाहिए । 

( ii ) अभिकल्पना , सामग्रियां व पपों की रचमा प्रयोग में लायी जाने 
23. घेरामंदी : -- 

वाली गैस के प्रकार के लिए उपयुक्त होंगी एवं उच्चतम 
( i) क्षेत्र , जहां पंवन उपस्कर, पढ़ाई एव उतराई सुविधाएं एवं 

निकास वाव हेतु जो प्रचालन के अधीन है, के अनुसार अभि 
प्रत्यम ज्वलित वाधकों की सुविधाएं है, सुरक्षा क्षेत्र के परिमाप 

कल्पित किये जायेंगे । 
के चारो ओर म्यूनतम 2 मीटर ऊंचाई के प्रौद्योगिक प्रकार के 

( iii ) धनात्मक विस्थापन पपो में उपमार्ग बाल्य या प्रतिवाग के 
धेरे से लगा होगा । 

विरुष अन्य उपयुक्त सुरक्षा होंगी । 
(ii ) प्रत्येक घेरे में निर्माण के को मार्ग होंगे एवं ऐसे निर्ममों के 

( 2 ) सपीहिन : - - 
मारा बाहर की मोर खुलने वाले होंगे एवं स्वंय स्वअनुमधक 

( i) अभिकल्पना, सामग्री एवं सपीडिस की रचना उस प्रकार की 
24. सफाई : - - 

गैस के लिए जिसका उन्हें प्रयोग करना है, उपयुक्त होगी एप 
वाय पान के चारों ओर 3 मीटर का क्षेत्र पी चिनगारी पकड़ने 

उच्चतम निकास वाण जिसके प्रचालन में वे अधीन होंगी , 
वाली वस्तुप्रो यथा घामपात एवं अत्यंत सुखे पास से मुक्त रखा जावेगा । 

के लिए प्रभिकल्पित की जायेंगी । 
25. भूयोजन - - - 

( ii ) बहसोपान संपीड़ित के अलावा सपीड़ित भरे जा रहे पानों के 

वाप सघन के चूपण करेंगे 4 खाली हो रहे पात्रों के वाध 
(i ) ज्वलनशील प्रवणीय गैसों के भण्डारकरण हेतु उपयोग में 

स्थान में विसजित होगी । 
लाये जामे वाले पात्र प्रभावशाली ढंग मे विद्युत द्वारा पृथ्वी 
से संबंधित होगे । 

( 3 ) स्थानांतर प्रणाली : - - 
( ii ) ज्वलनशील द्रषों को वहन करने वाली पाईप लाइनें पर्याप्त 

( i ) स्थानान्तर प्रगाली इस प्रकार अभिकरूपित की जायेंगी कि 
मनाई जायेगी एवं विद्युत् निरंसरता बनाये रखने के लिए 

उच्चतम वाष पाव की गैस के निम्नतर वाध्य वाब के गैस 
प्रभावशाली ढंग से पृथ्वी से संबंधित की जावेंगी । 

के उपस्कर में स्थानांतरित होने का खतरा न्यूनतम हो जाए । 

( i ) प्रवाह के दुतगति से बंद करने के प्रभाव साधा पात्र जो भरा 
26. धुमपान निषेध :- -- 

आ रहा है एवं खानी हो रहा है, के सुरआ दूरी पर स्थित 
धुम्रपान का प्रतिबंध करते हुए 5 सेंटीमीटर ऊंचे भक्षरों में एक 

किये जायेंगे । 
स्थायी नोटिस एवं क्षेत्र , जहाँ ज्वलनशील एवम् प्राक्सीजन की हुई गैसो 
का भण्डारकरण किया जाता है, के चारों पोर घेरे में खुली प्राप्तिा 

( iii ) अतिभरण को रोकने के लिए उपबतम अनुरोधा उवाई या 
लगायी जावेगी । 

स्वयं चालिन यब बाल्य के परश सूचक स्वयं यालित चेतावनी 

माधन का प्रयोग किया जायेगा । 
27. अग्नि सुरक्षा - - 
___ ज्वलनशील संपीडित गैसों के भण्डारफरण के लिए सभी पान माग के ( 4 ) होज. - - 
खतरे से निग्नानुसार सुरक्षित रखे जायेंगे :-- - 

( 1 ) र स्थानान्तर हेतु होज इस प्रकार अभिकल्पित किये जायेगे 
( i) स्थानीय अग्नि सेवा अनुदेशों के अनुसार भण्डार क्षेत्र में 

कि सेवा के अन्र्गतत उम्पत प्रचालम दाब मो वे बहन करते 
पर्याप्त पानी की भापति एवं अग्मि सुरक्षा का प्रबंध मिया 

हैं , से अल्धुन की बराबरी कर सकते है । 
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- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - -- -- - -- 
( ii ) होज यंत्रवत् एवं विद्युत चालू रहेगा । 

सुनिश्चित करने के लिए जांच की पूजायेंगी कि द्रवणीय ज्वलन 

शील गैस जो चू सकी होंगी जिसका निकास होना है, सुरक्षित 
29. स्थानाम्मर प्रचालन : --- 
(i ) गैस के स्थानान्तर के पूर्व : ---प्रत्येक यान की अधिष्ठापन 

रूपेण निकल चुकी है । 
के समय , इस बात का सुनिश्चत करने के लिए कि यह इन ( 5 ) प्रचालनों के दौरान ध्यान : - - 
नियमों की प्रावश्यकताओं की पूर्ण रूप से पूर्ति करता है, जांच 

( i) स्थानान्तर से सबंधित समस्त प्रचालनो के दौरान एक सक्षम 
की जावेगी एवं भरने हेतु भेजने से पूर्व खाली कर लिया जायेगा । 

व्यक्ति उपस्थित रहेगा व सुनिश्चित करेगा कि इन नियमों 
( ii ) पास पड़ोस का भरण या विमर्जन विधि के शुरू होने के पूर्व 
असामान्य या खतरनाक परिस्थितियों हेतु दृष्टि जांच की 

की सभी प्रावश्यकतामों की पूर्ति की जाती है । 
जायेंगी । 

(ii ) यान लबाई प्रचालनो की अस्थायी तौर पर समाप्त करना 
( iii ) यथा प्रावश्यक चेतावनी सूचनाएं लगायी जायेंगी । 

पावश्यक है । इस समाप्ति भवधि के दौरान लगाई होम यान 
(iv ) ग्राही पात्र इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें 

से अलग कर दिये जायेंगे । 
म्थानान्तरित की जा रही गैस को प्रहण करने के लिये पर्याप्त 

( 8 ) प्रचालनों पर प्रापातकालीन रोक : -- 
खाली जगह है । 
( v ) अंतसंयोगी प्रणाली प्रर्थात पाईप कार्य , फिटिगें , वाल्ब या होज 

स्थानान्तर प्रचालनों का प्रभारी ध्यमित सुनिश्चित करेगा कि - - 
इसे सुनिश्चित करने हेतु जांच किये जायेंगे कि यह सुरभित 

( क ) कोई रिसने ; 
मालू हालत में है एवं स्थानान्तर प्रभालनों में प्रावश्यक सिर्फ 
मास्य व अन्य फिटिगे या साथ साथ कोई अन्य प्रचाभल कार्य 

( ब ) नजवीक में भाग लगना ; 
पाही खुली है । 
( 2 ) स्थानान्तर के दौरान : - - 

( ग ) प्रचालन की स्थिति में जिसमें ज्वलनशील गैसों का निकास 

शामिल है, समीप में विद्युत तुफान पाने की स्थिति में स्थानान्तर 
___ ग्राही पात्र यह सुनिश्चित करने के लिए जांच किया जायेग कि यह 

प्रचालन बंद कर दिये जावें । 
इसके सुरक्षा भरण क्षमता से या इसके प्रभिकरूपमा दाब के परे भरा 
नहीं है । 

( 30 ) विद्युत उपस्कर एवं प्रधिष्ठापन ( इन्स्टालेशन ) : - - 
( 3 ) स्थामान्तर की पूर्ति के पश्चात् : - - 

( 1 ) किसी भण्डार पात्र से कोई विद्युत तार मही जायेगा । 
यान को प्रनुशप्स परिसरों को छोड़ने हेतु अनुमति देने के पूर्व यदि ( 2) सुरक्षा क्षेत्र में प्रधिष्ठापित सभी विद्युत सार या ज्वलनशील 
यान द्रवणीय गैस से भरी है तो इसमें भरी हुई संपीड़ित गैस का पता 

गैसों के भण्डारकरण हेतु कोई भण्डार पात्र अनुमोवित प्रकार 
लगाने हेतु इसको वजन -पुल पर बजन किया जायेगा । 

के विद्युत रोधी केबिल ( समुद्री तारों ) का बना होगा । केबिल 
( 4 ) यान भरण : - - 

यंत्रवत पूर्णतया पालू रहेंगे एवं पात्रों से प्रभावशाली ढंग से 

ससंपफित कर दिये जायेंगे । 
___ यानों में संपीड़ित गैस से पात्रों के भरते समय प्रन्य मावश्यकतामो 
की पूर्ति के प्रतिरिक्त निम्नलिखित विधि का पालन किया जायेगा , ( 3 ) ज्वलनशील संपीड़ित गैसों के पंप न हेतु उपयोग में लाये जाने 
अर्थात् : - - 

वाले पंपों व पंप कक्षों के लिए -- - 
( i ) स्थान , जहाँ याम खड़ा किया जाता है, ठीक तरह से समतल 

( 1 ) सभी विद्युत वस्तुएं, पितरण बोर्ड, स्विच , फ्यूज , प्लग 
होगा । 

एवं सर्किट भा०मा० : 2148 : 1968 की पावश्यक 
स्थानान्तर प्रचालन के दौरान पुर्घटनात्मक , प्रचालनों से यान को 

ताओं की पूर्ति करते हुए ज्वलासह रचना के होंगे 
रोका जायेगा । जब पंप को चलाना पावश्यक है तब के 

पवं फेमें प्रभावशाली ढंग से ससंकित की जायेंगी । 
सिवाय यान खड़ा करने के मेक चालू रहेगे व इजिन बन्द रहेगा । 
जहाँ प्रावश्यक हो यहां चक्ररोधक खण्ड उपयोग में लाया 

( 2) भारतीय मानक : 2206 ( भाग 1 ), 1962 के अनुसार 

सभी विद्युत स्थित लैप मन्छे ज्वलासह काच फिटिगों 
जावेगा । 

में संलग्न किये जायेंगे । 
( iii ) स्थानाम्तर प्रपालन हेतु कोई पालक इकाई या अनावश्यक वे 

विशेषत : नहीं अभिकल्पित विद्युत उपस्कर बंद कर दिये जायेंगे 31. भण्डारकरण एवं प्रपालन पोलों में प्रकाश : - - 

या पृथफ कर दिये जायेगे । 
( iv ) किसी ज्वलनशील , प्रवणीय गैस के स्थानान्तर प्रचालन पूरा 

रात्रि के दौरान प्रचालन चालू नहीं रखे जायेंगे सिमाय पर्याप्त मन 

मोवित प्रकार का कृत्रिम प्रकाश उपलब्धा हो एवं उपयोग में लाया जाता 
फरने के पूर्व यान पर प्रारुढ पान निश्चित अधिष्ठापन से 

विद्युत से बद्ध होगा । 
( v ) याम को हटाने के पूर्व, विद्युत ष प्रब तया माध्य संमंध तोड़ 

32. सुरक्षा का प्रमाण-पत्र 
दिये जायेंगे , अघिप्लावन को रोकने हेतु सावधानी रखी आवेगी । 
जहा चक्ररोधक खण्डों का प्रयोग किया जाता है, उन्हे हटा दिया 

किसी संपीड़ित गैस का भण्डारफरणहेतु प्रयोग में लाये जाने वाले पान के या 
जायेगा । 

जब भी कोई ओड प्रधिष्ठापनों या माधारणीला के परिवर्तनों को पूरा किया 
याम की यह सुनिश्चित करने हेतु जांच की जायेंगी कि 

जाता है कि पूर्व निम्न प्रपत्र में सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रमुशप्ति प्राधिकारी को 
यह सुरक्षित चालू हालत में है एवं प्रासपास के क्षेत्रों को यह हस्ताक्षरित प्रमाण पर देना होगा । 


( ii ) स्थान 


नायगा । 
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( 5 ) समस्त पात्रों को अत्यंत कछोर एकत्रित प्रतिबल का गैसदाब , 

पंपदाब और परिवहन शर्तों के कारण प्रयास भारणों के अधीन 
हो सकता है, सामना करना पड़ेगा । 


मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि श्री - - - - - - - - - - - - 
- - - --- - - - - - मधिष्ठापन के पखलवार का पूरा माम प पता का - - - - - - - 
- - - - - - - - - -- - - --- - - - - - - - - - - - - - में गैस मधिष्ठापम मुस्य नियं 
सकद्वारा अनुमोवित प्रकार के विनिर्देशों एवं प्सानक मनुसार तथा अनुशप्ति 
फार्म - - - - - - 

- - - - - - - - - के अनुसार थमा दिया 
गया है एवं मेरे विचार में अधिष्ठापन एवं उपरोक्त भूवान पान का 
माधारणीला इस प्रकार की है कि सभी पात्र इसी प्रकार प्रधि 
ष्ठापिन किये गये हैं एवं पूर्व सुरक्षित रखने का प्रबन्ध कर लिया है । 


38. बाल्बों एवं सहायकों की सुरक्षा : --- 
( 1 ) समस्त वास्य एवं सहायक दुर्घटनात्मक क्षति एवं हस्तक्षेप से 

सुरक्षित रखे जायेंगे । 


स्मान : 


( 2 ) पाल्प एवं सहायक इस प्रकार पारोपित एवं सुरभित किये 

जावेंगे कि शाखा जिससे वाल्ब या सहायक सम्बन्धित है , 

की दुर्घटनात्मक फटाब को जोखिम म्यनतम हो जाए । 
( 3 ) यान के पिछले मान से स्थित बाल्ब या सहायक , दाब के 

फ्रेम के पिछले काश षयब द्वारा क्षति से सुरक्षित रखे जाएंगे 
पौर उपनियम ( 2 ) का पालन किया जाएगा । 


समय : 


व्यक्ति के हस्ताक्षर - - - - - -- - - - - -- 
पूरा नाम - - - - - - --- - -- - - - 
पद एवं योग्यताएं -- - - - - - -- - - 
पूर्ण डाक पता - - - - -- - - --- - - 


प्रध्याय- 4 


परिवहन 
33. प्रयुक्ति : - - 

इस अध्याय के नियम ( यामों ) द्वारा संपीमित गस के परिवहन के 
लिए लागू होंगे । 
34. संपीड़ित गैसों के परिवहन हेतु मान : - - 
( i ) प्रत्येक मान , मूख्य नियंत्रक द्वारा लिखित है, अनुमोदित प्रकार 

का होगा । 
(ii ) उपनियम ( 1 ) के अधीन मा इसकी विशेष सुरक्षा फिटिंगों 

के लिए जहां प्रमुमोपन मांगा जाता है, पैमाने पर बाचें 12 
वस्तृत मारक्षण एवं 30 ( पनास रुपये ) का संबीक्षा 

शुल्क मुख्य नियंत्रक को अमेपित किया जायगा । 
( iii ) उपनियम ( 2 ) के अधीन मारमण की प्राप्ति के पश्चात एवं 

पागे जांच करने के उपरांत यदि मुख्य नियंत्रक , जैसा वह 
मावश्यक समा कि यान या विशेष सुरक्षा फिटिंगों, जैसा भी 
मामला है, इन नियमों में दी गई पावश्यकतामों की पूर्ति 
करती है, वह भारक्षण को अनुमोवित करेगा एवं पावेदक को 
उसकी एक प्रति यथाविधि पृष्ठोकित कर वापिस करगा । 


37. उपस्कर :-- - 

( 1 ) पाइपिंग, फिटिंगें, पंप एवं मीटर्स : 
( i ) निम्न द्वारा लगाये पर्यत कछोर एकत्रित , प्रतिबल को रोकने 

हेतु यान पर समस्त पाईपिग फिटिंगें , पम्प एवं मीटर स्पापी 
रूप से अभिकल्पित की जायेंगी, अर्थात्, 
( क ) सेवा में उत्पाद का उच्चतम पाल्व पाव ; और 
( ख ) अध्यारोपित पम्प वाव या रोड चलन से हुआ प्रधान 

मरण । 
( ii ) पास उपकरण हेतु उपयोग में लाये आने वाली सामग्री विषम 

प्रयोग एवं दुर्घटनात्मक क्षति को रोकने हेतु पर्याप्ततः पम्प होंगी । 

मंगुर सामग्री तथा डला हमा सोहा उपयोग में नहीं लाया जायेग । 
( 2 ) पाइपिंग एवं उपस्करों की सुरक्षा : 
( i) विषम उपयोग, टमकर या प्रतिचलन से होने वाली दुर्घटनात्मक 

क्षति को न्यूनतम करने हेतु पाइपिंग एवं उपस्कर पर्याप्ततः सुरक्षित 

रखें जायेंगे । 
(ii ) किसी भी उपस्कर या पाइपिंग जिसमें वप गला जा सके , 

अंतषस्तु के तापीय प्रसार से होने वाले अतिशय पाय से सुर 

क्षित रखे जायेंगे । 
( iii ) संयोजन का चिम्हाकन : - - 

यान के समस्त संयोजनौ को , जिन्हें यान के प्रचालक द्वारा हेरफेर 
करने की पावश्यकता है, गलत प्रचालन से रोकने हेतु चिन्हित 
करना चाहिये । इस चिम्हाकन का प्रकार यान के लिये वी गई 

प्रचालन विधि से मिलना चाहिये । 
38. यान अभिकल्पना विचार : - - 
( 1 ) सामान्य :- - 

यान की पौकी से पान सुरक्षित रूपेण इस प्रकार लगाया जावेगा 
कि यान के एकदम मंद गति में होने से पात्र के हिलने-मूलने का 

ध्याम रखा जा सके । 
( 2 ) अभिकल्पना सुरक्षा प्रावश्यकताएं - पानिक 
( i ) यान का इंजिन अंतर्वहन , प्रकार का होगा । 
(ii ) जहां धन प्रणाली गुरुत्वीयबरणयुक्त है, एक त्वरित कार्य करने 

वाले रिसम रोक वाल्व को ईधन भरण पाईप में सरलता 

से उपमन्य एवं स्पष्टतः चिन्हित स्थिति में लगाया जावेगा । 
( 3 ) समस्त विपुत जनरेटर, मोटर, मैटरी, स्विच , गीयर एवं फ्यूजों के 

साप इंजिन एवं रेचन प्रणाली पात्र या यान के हाथे से पग्निरोधी 
कवर या अनुमोदित अग्मिरोषी कम में अनुलग्नकों के द्वारा दक्षता 
पूर्वक जांच किये जायेंगे । 


35. अभिकल्पना : -- 
( 1 ) संपीड़ित मैस के परिवहन हेतु प्रत्येक पात्र बनाया जावेंगा 

एवं नियम 12 की पावश्यकताओं के अनुसार जांच किया 
जायेगा एवं इस नियम के उपनियम ( 2) , ( 3 ) , ( 4 ) एवं 

( 5 ) की पावश्यकतामों की पूर्ति करेगा । 
( 2 ) प्रभिकल्पना स्वरण में सामान्यतया रोड पर पलने से लगने 

वाले प्रक्कों को रोकने हेतु न्यूनतम 3 प्राम तक स्वरण व 
मंवन की छूट रहेंगी । जब पास स्वावलंबी हो तब पान 
अभिकल्पना सामान्यतया पेषिसे फेम वारा वहन किये जाने 
पाले स्वरण का वहन करेगी । पान के स्वामिक संलग्मों से 

उभूत त्वरणों के वितरण की व्यवस्था की जावेगी । 
( 3 ) चेचिस पर या फेम के नीचे पात्रों का भारोपण इस प्रकार 

किया जायेगा कि कंपन म्यूनतम रहे । 
( 4 ) पाल को लग समस्त मसग्नों के धक्के , प्रतिचलन या अन्य 

संक्रियात्मक कारणों से होने वाली दुर्घटनात्मक हानियां से 
रक्षा की जायेगी । 
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( ख ) पान के प्रत्यंत पिलले माप के पश्च में न्यूनतम 7. 5 सेंटी 

मीटर पर स्थित हो । 
( ग ) यान के प्रत्येक पार्श्वमें कम से कम पान की प्रधिकतम चौड़ाई 

तक बढ़ा दी जायें । 
( iii ) द्रवणीय गैस का जिसके लिए यान अभिकल्पित किया गया है, अधिकतम 

वजन, भार उतारे हुए ( खाली ) यान के वजन एवं समुचित परिवहन 
विनियमों के अधीन उस वर्ग के यानों के लिए अनुपात अधिकतम पणन 
के बीच के अंतर से अधिक होगा । 


( iv ) जब खण्ड ( i), (ii ) एवं ( iii ) में उल्लिखित उपस्कर जब चालान 

यान ( साइविंग केब ) के पीछे से आगे की ओर लगाये जाते है , परव 
केब को स्वीकृत कवल के रूप में काम करने वाला समक्ष समीक्षा 
की जा सकती है बशर्ते केम का परप , छत एवं फर्श, फेब की पूर्ण 
चौड़ाई के लिये पग्निरोधी बनावट के है, पीछे या छत में कोई 
बार नहीं है और पिछला भाग चौकी के शीर्ष के नीचे की ओर 

जाता है । 
( v ) जब फेन की बनावट उपरोक्त प्रावश्यकताओं की पूर्ति महीं करती 

है , तब पृथक अग्निरोधी कवच चौकी के शीर्ष में पान के शीर्ष 

तक मिना किसी ज्वार के अधिष्ठापित करना चाहिये । 
( vi ) किसी स्थिति में , जब मील में खिडकियां दी हो , वे भनिरोधी 

फेमिंग में तार लगे कांच या अन्य तापाग्रही समग्री के साथ 

लगायो जायी एवं खोलने के योग्य न होंगी । 
( vii ) जब खण्ड (i ), (ii ) , एवं ( iii ) में उल्लिखित उपस्कर केब 

के पिछले नाम के पात्र में पारोपित किये जायेंगे, ये अनुमोदित 

अग्निरोधी कक्ष में पूर्णतः रखे जायेंगे । 
( viii ) किसी स्थिति में जब पान को बोदित करने हेतु उपयोग में लाया 

जाने वाला इंधन 65° सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ज्वलनप्पील 
वाष्प देता है, ईधन टैक शील्ड के पीछे न होगा जब तक कि निम्न 
लिखित आवश्यकताओं को पूर्ति कर ली जायें, यथा : 
( क ) इंधन बैंक मजबूत इस्पात रक्षकों या यान के फेम से 

सुरक्षित रखा जाता है । 
( ख ) यान के ईधन बैंक का भरण पाइप , ताला व्यवस्था वाले 

तुम्कन सहित दिया जाता है । 
( ग ) अग्निरोधी कवच ( ल्ल ) के सामने रखा हुआ इंधन मरण 
___ यंत्र एंधन टैंक के अंतर्वस्तु को छोड़ने के काम माता 


39. यानों का चिन्हांकन : 

सभी यानों में पानी पर, यह दर्शाने के लिए कि कौनसा उत्पादन मे जाया जा 
रहा है , सुपष्टतःचिकिन किया जाएगा । 
4 ). अग्नि सुरक्षा : - - 
( i) उपयुक्त प्राकार एवं प्रकार के दो उपयोग्य पग्मिशासक प्रत्येक यान में 

प्रत्येक पाश्व में एक और केज के बाहर से अभिगन्ध होने चाहिये । 
( ii ) ज्वलनशील गैस का वहन करने वाले यान में या , उपस्थित रहने वाला 

व्यक्ति धुम्रपान नहीं करेगा या माचिस या लाइटरों का प्रयोग नहीं 

करेगा । 
( ii ) ज्वलनशील गैस को वहन करने वाला कोई यान पर, माग , फत्रिम 

प्रकाश या प्राग तमाने वाला या विस्फोट करने वाला कोई भी सामान 
म ले जाया जायेगा या वहन किया आवेगा । 


(ix ) जहां स्थानान्तर पम्प यान के इंजिन द्वारा चलाया जाता है , 

___ केव के बाहर से इजिन को बंद करने की व्यवस्था की जाएगी । 
( 3 ) अभिकल्पना सुरक्षा प्रावश्यकताएं ( वद्युत ) : -- 

यान के वैद्युत एवं स्थिररोधी गुणधर्मों के संबंध में निम्न प्रावश्यकताओं 
की पूर्ति की जायेगी, यथा : 
( i) पैयुत प्रणाली में 

( क ) सरलता से अभिगम्य स्थिति में बैटरी । 
( ख ) शीघ्रता से अभिगम्य विच्छेदक स्विच । 
( ग ) वायरिंग इस प्रकार लगाई नई एवं सुरक्षिस हो ताकि दुर्घटना 

स्मक शक्ति या मनुचित छीजन न्यूनतम होगी । 
( ii ) पान व धौली पैयुत प्रवाह जारी रहेगा । 
(lii ) यान में बन्धन बिंदु व बन्धक केबल दिया होगा । 
( iv ) टायर्स "स्थिरता- रोधी " प्रकार के होगे । 
( 4 ) अभिकल्पना सुरक्षा प्रावश्यकताएं ( सामान्य ) : 
(i ) केस मे पश्च एवं पात्र के सामने न्यूनतम ठीक 1 5 सेंटीमीटर की 

जगह होगी । 
(ii ) पान की सीजन मजबूत इस्पात के जम्पर द्वारा सुरक्षित की जाएगी 

एवं ज्वाइंट 
( क ) इस प्रकार लगे होंगे कि संधटूट प्रतिबलपान के ढांचे या 

सधित यान के मामले में पान के पत्रों को संभाले हुए ढाने में 

प्रेषित कर दिये जायेंगे । 
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41. प्रषालमे : 
(i ) चालकों का सावधानीपूर्वक चयन किया जाएगा और पालन मे 

तथा उपस्करों एवं यान में वहन की जा रही संपीड़ित गैस के सुरक्षित 

रुपेण संभालने का समुचित प्रशिक्षण दिया जाएगा । 
( ii ) जब प्रचालक के स्वयं के परिसरों में भारण या विसर्जन का काम होता 

है, चालक या कोई अन्य सक्षम व्यक्ति प्रचालनों के दौरान उप 

स्थित रहेगा । 
( iii ) जब विसर्जन का कार्य ग्राहक के परिसरों में चल रहा हो , चालक 

अपने यान के साथ ऐसी स्पिति में रहेगा कि संकट के समय विसर्जन 

को तुरंत बंद कर सके । 
(iv ) प्रत्येक यान पर कम से कम एक व्यक्ति द्वारा लगातार ध्यान 

दिया जायेगा जो इस अध्याय में दिये गये नियमों का जानकार 
होगा बशते इस उपनियम में का कुछ भी उन यानों के लिए लागू 
न होगा जो प्रयोजन के लिए मुख्य नियंत्रक द्वारा पहले अनुमो 

वित स्पलों पर पड़े हैं । 
( v ) स्वनिर्धारित स्थान से दूर राति पर ठहरने की स्थिति में , 

रानि भर यान के सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाएगी । 
पापातकाल में चालक स्पानीय पोलिस का उसके यान को 
खड़ा करने के लिए उपयुक्त सुविधा पाने हेतु सहयोग ले सकता 


42. सुरक्षा का प्रमाणपत्र :--- 


किसी संपीड़ित गैस को परिवहन हेतु किसी यान को उपयोग में लाने 
के पूर्व एक सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित इस प्राशय का सुरक्षा प्रमाण 
पत्र कि यान इस अध्ययन में दिये गये उपबन्धों की पूर्ति करता है, मनुशप्ति 
प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा । 
43. यानों का निरीक्षण एवं व्यवस्थापन : 
( i ) यान पर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सभी समय 

रोड पर चलने लायक है, और यह भरने , परिवहन और इसके 
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भार को सुरक्षित रूपेण विसर्जन करने हेतु ठीक दशा में है, 

नियंत्रण रखा जावेगा । 
( ii ) यान का नित्य परीक्षण एवं व्यवस्थापन एक सक्षम व्यक्ति द्वारा 

नियमित अंतरालों में किया जाएगा । 


( क ) प्ररूप I में यदि आवेदन अनुशप्ति के प्ररूप III के 

संबंध में हो , पौर 
( ख ) प्ररूप II में यदि मावेवन अनुज्ञप्ति के प्ररूप I के 

संबंध में हो । 
( 2 ) नियम 32 एवं नियम 42 के अधीन सुरक्षा प्रमाणपल जैसा 

भी मामला हो । 


प्रध्याय - 5 

अनुज्ञप्तियो 
44. संपीड़ित गैस के भण्डारकरण हेतु लायसेंस : 
___ इन नियमों के अधीन मंजूर अनुशप्ति की शतों के अधीन एवं अनुसार कोई 
व्यक्ति किसी संपीडित गैस को किसी भी वाव पात्र में भण्डारकरण नहीं करेगा । 
45. अनुशप्ति हेतु प्रस्थापित परिसरों के विनिर्देशों एवं प्लान का 
पूर्व अनुमोवन : 
( i) किसी पाब पात्र में किसी संपीडित गैस की भण्डारकरण करने 

हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति मुख्य 
नियंत्रफ को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा : - - 
( 1 ) स्केल पर बीचे गये तीन प्रतियों में स्पष्टतः दर्शक विनिर्देश 

एवं योजनाएं - - 
( क ) यह रीति जिसमें इन नियमों में विहित उपबन्धों 

का अनुपालन किया जाएगा । 
( ख ) अनुशप्ति हेतु प्रस्तावित परिसर , जिसका क्षेत्र 

सुस्पष्टतः रंगकर या अन्यथा मंफित करके विखाया 

जाएगा । 
( ग ) अनुज्ञापन के लिए प्रस्थापित सभी सुविधाओं 

के छोर से 100 मीटर के भीतर स्थित चतुर्दिक 

क्षेत्र । 
( घ ) अनुशापन के लिए प्रस्थापित परिसर के भाग 

स्वरूप सभी पात्रों , सभी बाल्वों एवं फिटिंगों 
भराई पौर निकासी पंपों भौर अग्निशमन सुविधामों 

और अन्य सभी सुविधामों की स्थिति , क्षमता, 
निर्माण सामग्री पौर भूमि तथा उन्नयम चित , 


( 3 ) नियम 34 और 45 के अधीन मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोपित 

पारेषण की 4 प्रतियां 
49. अवधि जिसके लिए अनुशप्ति मंजूर की जा सकती है या उसका 

पुनः मवीकरण किया जा सकता है - - 
( 1 ) अनुज्ञप्ति जो इन नियमों के अधीन मजूर की जाए या 

मवीकृत की जाए , उस वर्ष के मार्ष, के इस्तीसवें दिन पर्याप्त 
प्रवृत्त रहेगी जिस वर्ष तक अनुशप्ति मंजूर की गई है या 
मवीकृत की गई है , किन्तु वह अधिक से अधिक तीन वर्ष 

के लिए होगी । 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी , जहां मुख्य 

नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि अमुशप्ति किसी 
ऐसे विशिष्ट कार्य के लिए अपेक्षित की गई है जिसके उस 
वर्ष के , जिस वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है या नवीकृत 
की है, 31 मार्च, तक बताने की सम्भावना नहीं है तो वह उसमी 
प्रवधि के लिए जितनी वह प्रावश्यक समझे , अनुज्ञप्ति मंजूर 

कर सकता है या नवीकृत कर सकता है । 
( 3 ) यान द्वारा संपीड़ित गैस के परिवहन के लिए प्ररूप IV में 

अनुज्ञप्ति उतनी अवधि के लिए मंजूर की जा सकती है ओ 
मुख्य नियंत्रक प्रावश्यक सममें किन्तु वह अधिक से अधिक 

एक वर्ष के लिए होगी । 
50. अनुप्ति की विशिष्टियां : -- 

( 1 ) इन नियमों के अधीन मंजूर की गई प्रत्येक अनुशाप्ति 

उसमें दी गई शर्तों पर रखी जाएगी और उसमें वे 
सब विशिष्टियां होंगी जो इन नियमो के अधीन विनिर्दिष्ट 

प्ररूप में अपेक्षित है । 
( 2 ) अनुशप्ति परिसर के लिए मषशे या नक्शों की एक प्रति 

पर मुख्य नियन्त्रक के अनुमोदन के प्रतीकस्वरूप हस्ताक्षर 
किए जाएंगे और उसके अनुज्ञप्ति के साथ लगाया जाएगा 
पौर वह ऐसे अनुशप्ति के भाग के रूप में होगा 
मक्शे की एक नाप तत्समान प्रति मुख्य नियन्त्रक के कार्यालय 

में अभिलेख के लिए फाइल की जाएगी । 
51. शो में फेरफार करने की अनुशापन प्राधिकारी की शक्ति : - - 

नियम 50 में किसी बात के होते हुए भी मुख्य नियंत्रक अनुशप्ति 
के प्ररूप में विनिर्दिष्ट शो में से किसी का लोप कर सकता है, उसमें 
हेरफेर कर सकता है या उनमें और कुछ जोड़ सकता है । 
52. अनुशप्त परिसरों में फेरफार के लिए पूर्व अनुमोदन आवश्यक :- -- 
( 1 ) अनुशप्त परिसरों में तब तक कोई फेरफार नही किया जाएगा 

जब तक कि ऐसे फेरफार का दर्शित करने वाला नक्शा या 
मक्शे मुख्य नियनक द्वारा लिखित में अनुमोदित नही कर दिया 

जाता । 
( 2 ) अनुशप्त परिसरों में कोई फेरफार करने का इच्छुक व्यक्ति अनुज्ञापन 

प्राधिकारी के समक्ष : - -- 
( 1 ) अनुशप्त परिसर के समुचित रूप से प्ररेखित नक्शे की 

3 प्रतिया जिसमे कि प्रस्तावित फेरफार को अलग रंग 


और 


( i ) पचास रुपये की संवीक्षा फीस जो कि नियम 11 में विनि 

दिष्ट रीति से दी जायेगी । 
( 2 ) अनुज्ञापन के प्रस्थापित परिसर के विनिर्देश और प्लान की 

संवीक्षा फरमे के पश्चात् तपा ऐसी जांच करने के पश्चात् 
जैसी वह ठीक समझे, यदि मुख्य नियंत्रक को समाधान हो 
जाता है कि उस परिसर में संपीड़ित गैस का भण्डारकरण 
किया जा सकता है तो वह आवेदक को विनिर्देश पोर प्लाम 
में से प्रत्येक की एक - एक प्रति अपने हस्ताक्षर रहित पोर ऐसी 
शर्तों पर जैसी वह विनिर्दिष्ट करें , मंजूरी सहित पायेवक 

को वापिस कर देगा । 
46. संपीड़ित गैस के परिवहन के लिए अनुमप्ति :- - 
( 1 ) वाष पात्र में भरी हुई कोई संपीड़ित गैस का पान से सिवाय 

इन नियमों के प्रसर्गस मंजूर की गई अनुशाप्ति के पातों के अधीन 

व के अनुसार परिवहन नहीं किया जाएगा । 
( 2 ) रेल प्रसाशन द्वारा दाब पात्र में भरी हुई संपीड़ित गैस के 

परिवहन के लिए इस नियम का कुछ भी लागू नहीं होगा । 
47. अनुशाप्ति की मजूरी : - - 

इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने या उममें नवीकरण 
का इच्छुक व्यक्ति मुख्य नियंत्रफ को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा :-- - 

( 1 ) एक प्रावेदन 
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में दिखाया गया हो , तथा फेरफार के कारणों सहित 

प्रस्तुत करेगा । 
( 2 ) नियम II में विहित ढंग में पस रुपये की संवीक्षा 

फीस देगा । 
( ३ ) प्रस्तावित फेरफार वर्शाने वाले मक्शे की संवीक्षा करने के पश्चात् 

और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी बह ठीक समझे , यदि 
मुख्य नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित 
फेरफार की जा सकती है तो वह अमुशप्तिधारी को नशे 
की अपनी हस्ताक्षरित एक प्रति वापिस कर देगा और अपनी 
मंजूरी ऐसी पात या शतों पर असी कि बहू विनिर्दिष्ट करे, 

सूचित करेगा । 
( 4 ) जैसे ही मजूर की गई फेरफार कर दी जाती है अनुशप्ति 

धारी प्रनुज्ञापन प्राधीकारी को अनुशप्ति में संशोधन के लिए प्रावेदन 

करेगा । 
53. अनुज्ञप्ति का संशोधन : --- 
( 1 ) इन नियमों के अधीन मंजूर की गई मनुशप्ति मुख्य नियंत्रक 

द्वारा संशोधित की जा सकती है । 
( 2) अनुप्ति में संशोधन के लिए फीस बस रूपये होगी 

तथा इसके अतिरिक्त उतनी रफम यदि कोई हो , और मी 
होगी जितनी की अनुशप्ति के लिए मूलतः संदस फीस से 
उस वणा में अधिक होती जब प्रमुशप्ति मूलतः ही ऐसे 

संशोधित रूप में जारी की जाती । 
( 3 ) प्रमुशप्ति में संशोधन का इच्छुक अनुशप्तिधारी अनुज्ञापन 

प्राधिकारी के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा । 
( 1 ) यवि अनुज्ञप्ति संपीड़ित गैस के भंगरकरण के लिए 

मंजूर की गई है तो प्ररूप I में और यदि मनुमाप्ति 
संपीड़ित गैस के परिवहन के लिए मंजुर की गई है 
तो प्ररूप II में समकस्म से भरा गया और हस्ताधारित 
मावेदन । 
संशोधन के लिए प्राशयित मनुज्ञप्ति और साथ ही 

उससे संलग्न अनुमोदित मनशे । 
( 3 ) जहाँ अनु शप्त परिसर में कोई फेरफार कर दिया गया 

हो वहाँ नियम 52 के अधीन मुख्य नियंत्रम द्वारा 
मंजूर की गई फेरफार दर्शित करने वाले समुचित रूप से 

प्रारक्षित नक्शे की तीन प्रतियो । 
( 4 ) अनुज्ञप्ति के लिए संशोधन के उपनियम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट 

फीस 
( 5 ) यदि नियम 32 के अधीन अपेक्षित हो तो सुरक्षा 

प्रमाणपत्र । 


ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए नवीकरण फीस लोटाई नहीं जाएगी 
जिसके दौरान मुख्य नियंत्रक अम्यपर्ण के लिए मवीकृत अनुशप्ति 

प्राप्त करता है । 
( 4 ) प्रत्येक पावेदन पत्र के साथ वह अनुशाप्ति जिसका नवीकरण 

होना है तथा अनुशप्ति से संलग्न अनुमोधित नक्शे लगे होंगें 

य नियम II में विहित कैग में नवीकरण फीस वी जायेंगी । 
( 5 ) अनुशाप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक प्रायवनपन इस प्रकार 

किया जाएगा ताकि वह अनु शापन प्राधिकारी के पास उस तारीख 
से जिसका वह पर्यवसित होती है कम से कम 30 दिन पूर्व 
पहुंच जाए और यदि प्रावेदन इस प्रकार किया जाता है तो अनुशप्ति 
उस तारीख पर्यंत प्रवृत्त समझी जाएगी जिसको मुख्य नियंत्रक 

अनुशप्ति का नवीकरण से इंकार कर दिया गया है । 
( 6 ) जहाँ अनुशाप्ति के नवीकरण से इंकार कर दिया जाता है , 

मवीकरण के लिए संवत्त फीस , उसमें से अनुपालतः उतनी 
फीस की कटौती करके जितनी कि उस तारीख से जिससे कि 
अनुमप्ति मबीकृत की जाती थी भारम्भ होने वाली और जिस 
तारीख को अनुशप्त के मवीकरण से इन्कार किया जाता है 
उस तारीख तक की अवधि के लिए हो , अनुज्ञप्तधारी को 

वापिस कर दी जाएगी । 
( 7 ) अनुमाप्ति के नवीकरण के लिए उतनी ही फीस ली जाएगी 

जितनी कि उसकी मंजूरी के लिए : 


( 2 ) 


( 1 ) यदि उपनियम ( 4 ) के अधीन अपेक्षित संलग्नकों के 

साथ भावेदन उपनियम ( 5 ) में मिनिविष्ट अवधि के 
भीतर प्राप्त नहीं हो जाती तो अनु शाप्ति सामान्यतया 
देय फीस से दुगनी रकम की फीस का संवत्त करने पर 

ही नवीकत की जाएगी । 
( 2 ) यदि मुख्य निर्यवक द्वारा संलग्नकों सहित प्रावेदन 

उसके पर्यवसान की तारीख के पश्चात् परन्तु पर्यवसान की 
तारीख के तीस विनों के पश्चात् प्राप्त करता है तो 
अनुज्ञप्ति , ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल 
प्रभाव गले बिना जो इस निमित्त की जा सकती 
है , समान्यतया देय फीस कि दुगनी रकम का संवाय 
करने पर मवीकृत की जा सकती है : 

परन्तु यह पौर कि अनुज्ञाप्ति के एक बार में 
एक मितीय वर्ष की अवधि के लिए नबी 
करण के लिए भावेदन की दशा , में प्रपम परन्तुम उप 
खण्ड (i ) या ( ii ) के अधीन विहित फीस , यदि 
देय हो तो , केवल नवीकरण के प्रथम फलणार वर्ष के 

लिए दी जाएगी । 
( 8 ) यदि मुख्य नियंत्रक नवीकरण के लिए प्रावेदन उसके पर्यवसान 

के तीस दिन के पश्चात् प्राप्त करता है तो अनुशाप्ति का नवी 
करण नहीं किया जाएगा । 


64. अनुमप्ति का नवीकरण : -- 

( 1 ) प्रमुशप्ति का नवीकरण मुख्य नियंत्रक द्वारा किया था सकता है । 
( 2 ) प्ररूप II में अनुशप्ति से भिन्न इन नियमों के अधीन मंजूर 

की गई प्रत्येक प्रमुगाप्ति तीन वित्तीय वर्षों के लिए नवीकृत 
की जा सकती है यदि अधिनियम का या उसके प्रधीन यमाये 
गये नियमों का उस प्रकार नवीकत प्रमुशप्ति की किसी शर्त 

का उल्लंघन नहीं हमा है । 
( 3 ) जहाँ कोई अनुशाप्ति को एक वर्ष से अधिक के लिए नवीकृत 

की गई हो जो उसके पर्यवसान के पूर्व सभ्यपूर्ति कर दी जाती 
है. यहां अनुशाप्ति के मनविस्त भाग के लिए संदत्त मवीकरण 
फीस अनुज्ञप्तिधारी को वापिस कर दी जायेगी । परन्तु किसी 


55. अनुज्ञप्ति से कार : -- 
( 1 ) अनुशप्ति मंजूर करने , नवीकृत करने या मन्तरित करने या 

उसमें कोई संशोधन करने से इंकार करने वाला मुख्य नियं । 

नक ऐसी इंकारी के कारण लेखबद करेगा । 
( 2 ) ऐसी कारी के कारणों से युक्त मावेश की प्रति मापदक को 

नियम 11 में विहित तरीके से पांच रुपये फीस का संवाय करने 
परवी जाएगी । 
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59. अनुज्ञप्तिधारी को मत्यु या निःशक्तता की दशा में प्रक्रिया, -- 
( 1 ) यदि अनुशास्तिवारी की मृत्यु हो जाती है या वह विवालिया हो 

जाता है या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाता है तो ऐसे पनु 
शप्तिधारी का कारोबार चलाने वाला व्यक्ति उस अवधि के 
दौरान जो उस व्यक्ति के लिए अपने नाम में , उतनी अवधि 
के लिए जितनी की उस वर्ष के, संबंध में जिसमें कि अनु 
गप्तिधारी की मृत्यु होती है, या वह विवालिया हो जाता है 
या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाता है अथवा अन्यथा नि : 
शुल्क हो जाता है, मूल अतुशप्ति की शेष अवधि है, नई अनु 
शप्ति लेने के लिए मावेदन करने क लिए अनुज्ञा देने के लिए 
युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित है, अनुशाप्तिधारी को , पबत्त शक्तियों 
का प्रयोग करने के कारण अधिनियम या इन नियमों के 
प्रधीन किसी शक्ति या अधिहरण का भागी नहीं होगा : 

परन्तु इस उपनियम को कोई बात , अनुज्ञप्ति की अवधि 
की समाप्ति के पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा इस उपनियम के 
प्रधीन किसी शक्ति का प्रयोग किया जाना प्राधिकृत करने 

वाली नहीं समझी जाएगी । 
( 2 ) मूल अनुज्ञप्ति की पोष अवधि के लिए इस नियम के अधीन 

प्रावेदन करने वाले किसी व्यक्ति को मंजूर की गई प्राप्ति 
के लिए पांच रुपये फीस, प्रभारित की जाएगी । 


56. अनुज्ञप्ति का मिलगन और रखकरण,- - 

इन नियमों के अधीन मंजूर की गई प्रत्येक अमुशप्ति अधिनियम या 
इन नियमों या ऐसे अनुमप्ति में सम्मिलित किसी शर्त के उल्लघंन 
के कारण , मुख्य नियंत्रक के पादेश से, क्या यदि किसी समय अनुज्ञप्तिधारी 
के हाथ में अनुज्ञप्ति का जारी रखना प्रापत्तिकारक समझा जाये तो केन्द्रीय 
सरकार द्वारा निलंबित या रथ्य की जा सकती है । 
( 1 ) इस नियम के अधीन किसी अनुशप्ति को निलम्बित या रद्द 

करने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारक को सुनवाई का अवसर दिया 

जाएगा । 
( 2 ) निलम्बन की अधिकतम अवधि तीन मास से अधिक की न 

होगी । 
( 3 ) अनुज्ञप्ति निलमित हो जाने से अनुमप्तिधारी नियम 54 के 

उपबन्धों के अनुसरण में उसफ नवीकरण के लिए प्रावेदन 

करने में विजित नहीं हो जाएगा । 
2. उप नियम ( 1 ) में किसी यात के होते हुए भी निम्नलिखित 
दशाओं में अनुज्ञप्तिधारी को निलम्बित या रद्द करने के पूर्व सुनवाई 
का अवसर नहीं भी प्रदान किया जा सकता । 
( 1 ) जहाँ अनुशप्ति अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों में ऐसी 

किसी के या ऐसे अनुप्ति में सम्मिलित किन्हीं शतों के प्रति 
क्रमण के लिए मुख्य नियंत्रक व्वारा मंतरिम उपाय के रूप में 
में निलम्बित कर दी जाती है और उसकी राय में , ऐसे प्रति 
क्रमण से जनता को मासन्न खतरा होने की सम्भावना है : 

परन्तु जहाँ अनुज्ञप्ति इस प्रकार से निलंबित की जाती 
है बहो मुख्य नियेवक अनुप्तिधारक को निलंबन के प्रादेश 
फो पुष्ट करने के पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा , 

प्रथवा 
( 2 ) जहां अनुशाप्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा निलम्बित या रदय की 

जाती है यदि वह सरकार समझती है कि लोकहित में या 
राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसा प्रमसर प्रपान नहीं किया 

जाना चाहिए । 
3. उप नियम ( 1 ) के अधीन अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद करने 
बाला मुख्य नियंत्रक या कन्द्रीय सरकार ऐसा करने के कारणों को लेख 
बब करेंगे । 
57. मनुप्ति के पर्यवसान , निलम्बन या रदकरण की दशा में प्रक्रिया, -- 
____ संपीड़ित गैस के भण्डारकरण के लिए अनुमप्ति व्यक्ति ऐसी अनुज्ञप्ति 
के पर्यवासन ,निलम्बन या रब्यकरण की वसा में मुख्य नियंत्रक को अपने 
कम्जाधीन संपीड़ित गैस के वशा प मात्रा की तुरन्त सूचना वेगा पौर 
उन निवेशों का पालन करेगा जो मुख्य नियंत्रक इसक प्रबन्ध के संबंध 
में हैं । 
58. अपीलें , -- 

अनुशाप्ति की मंजूरी या उसके संशोधन या नवीकरण से इंकारी या 
अनुशाप्ति के रदकरण या निलम्बन के किसी प्रादेश के विरुख अपील : 
( 1 ) वहाँ जहाँ मादेश मुख्य नियंत्रक द्वारा पारित किया गया हो , 

केन्द्रीय सरकार को की जाएगी । 
( 2 ) जहां पावेश विस्फोटक नियंत्रक ने पारित किया तो मुख्य 

नियंत्रक को की जाएगी । 
( 3 ) प्रत्येक अपील लिखित होगी और उसके साथ उस प्रावेश की 

एक प्रति होगी जिसके विषय पपील की जा रही है और यदि 
अपील केन्द्रीय सरकार को की जाती है तो पारित किये 
गये मावेश के साठ दिन के भीतर और यदि मुख्य नियंत्रक 
को की जाती है तो तीस दिन के भीतर पेश की जाएगी । 


60. मनुप्ति का खोना , -- 
____ जहां इन नियमों के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति खो जाती है या 
दुर्घटनावश नष्ट हो जाती है वहां उस नक्शे या नक्शों की , जो कि भन 
शप्ति से संलग्न नको या नक्शों क समरुप हो , प्रतियां प्रस्तुत करने पर 
और नियम 11 में विहित इंग में दस रुपए का संपाय करने पर एक दूसरी 
प्रति मंजूर की जा सकती है । 


81. मोग किए जाने पर अनुशाप्ति का प्रस्तुत किया जाना , 
( 1) इन नियमों के अधीन मंजुर की गई अनुशाति को धारण करने वाला , 
या उसक अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति नियम 68 में किसी 
अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर , उस स्थान पर जहाँ के लिए अनुशप्ति लागू 
है उसे पयवा उसकी प्राधिकृत प्राति , प्रस्तुत करेगा । 
( 2) इस नियम के प्रयोजन क लिए किसी अनुज्ञप्ति की प्रतियो , 
( क ) प्रत्येक प्राधिकृत प्रति क लिए नियम 11 में विहिस ग में पांच 
रुपये फीस का संवाय करने पर, पौर 

( ख ) अनुशाप्ति से संलग्न अनुमोदित नक्शे या नक्शों का समरूप मक्शे या 
नक्शों को प्रति या प्रतियां प्रस्तुत करने पर उसे प्राधिकारी द्वारा 
प्राधिकृत की जा सकती है जिसने अनुज्ञप्ति मंजूर की है । 


62. प्रतिलयम की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रक्रिया - 

जिला प्राधिकारी अधिनियम या इम नियमों के प्रतिलंघन की मुख्य 
नियंत्रक कद्वारा किसी रिपोर्ट के संबंध में कोई कार्यवाही की सुचना मुख्य 
नियंत्रक को देगा । 
83. प्राधिकारियों पर कार्यपालिका नियंत्रण , -- 

इस अध्याय के अधीन कार्य करने वाला केन्द्रीय सरकार से विनियम , 
प्रस्पेक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण 
के अधीन रहते हुए करेगा ; 

परन्तु इस नियम की कोई भी बात मुख्य नियंत्रक की अपने 
प्रधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण की कार्यपालिका शाक्ति पर 
प्रभाष गालने वाली नहीं समझी जाएगी । 
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अध्याय - 6 


ऐसी शर्तों के अधीन जो वे दुर्घटना के कारणों एवं 
परिस्थितियों का पता लगाने हेतु तथा इस नियम के अधीन 
प्रतिवेदन वेने हेतु समर्थ बनाने में जैसा व प्रत्यंत प्रभावशाली 
समझे , जांच करेंगे । 


छूट 
64. छूट देने की शक्ति :--- 

केन्द्रीय सरकार, मुख्य नियंत्रक की सिफारिश पर, प्रसाधारण मामलों 
में , मावेश द्वारा किसी पात्र में किसी संपीड़ित गैस के भण्डारकरण व परि 
वहन के लिए , इन नियमों के सभी या किन्हीं उपबन्धों से , एसी शो 
पर , यषि कोई हो , जो प्रादेश में विनिर्दिष्ट की जावें , छूट दे सकती है । 


परन्तु जांच बंद कमरे में की जा सकती है जब केन्द्रीय 
सरकार ऐसा निदेश देती है । 


अध्याय- 7 


( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन उपस्थित रहने वाले गवाहों को वह 

खर्च मनशात होगा जो उस स्थान में , जहां जांच हो रही है , 
के क्षेत्राधिकार करने वाले उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दीवानी 
म्यायालय में उपस्थित रहने वाले गवाह को अनुशात होती है 
एवं अनुमाप्त रकम के संबंध में वाद बड़े होने की स्थिति 
में , प्रश्न स्थानीय दंडाधिकारी को संमित किया जाएगा जो 
भ्यायालय के निवेदन पर ऐसे खों की रकम का पता लगाएगा 
एवं प्रमाणित करेगा । 


( 3 ) इन नियमों के अधीन की गई जोय या अन्वेषण में पा बारे में 

सभी किये गये खर्च विस्पोटक विभाग के अधिनियम को निष्पा 
वित करने हेतु खर्च के भाग होंगे । 


प्रध्याय - 8 


शक्तियां 


68. निरीक्षण , छानबीन, फैव एवं निष्कासन की शक्तियां : 


दुर्घटना एवं जांच 
65. दुर्घटना की सूचना : -- 
(1 ) किसी दुर्घटना की , अधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) 

के अधीन दिए आने के लिए अपेक्षित , सूचना सुरन्त 
( क ) मुख्य नियंत्रक को दुत तार द्वारा ( तार का पता 

"विस्फोटक , नागपुर " ) दी जाएगी और उसके चौबीस 
घंटे के भीतर भटना के ब्यौरे येते हुए एक पत्र भेजा 

जाएगा । 
( 2 ) निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को शीघ्रतम मार्ग 

से दी जाएगी । मुख्य नियन्त्रक , या उसके प्रतिनिधि के पाने के 
पर्यन्त कि यह कोई प्रावेदन भीर जांच नहीं करना चाहता है, 
सभी मलबा , सिवाय यहाँ तक कि उसका उठाया जाना जखमी 
व्यक्तियों के बचाव के लिए और दुर्घटना में मरने वाले किन्हीं 
व्यमित्तयों को पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक है, ज्यों 

का त्यों छोड़ दिया जाएगा । 
86. धुर्धटनाओं की जांच : 
( 1 ) जब भी अधिनियम की धारा 9 को उपधारा ( 1 ) के अधीन 

जिला दंडाधिकारी, पुलिस प्रायुक्त या मिला दंडाधिकारी का 
अधीनस्थ दंडाधिकारी , जब तक कि मुख्य नियंत्रक या उसके द्वारा 
नामित अधिकारी कार्यवाही को दर्शन हेतु उपस्थित है या दंडा 
धिकारी को मुख्य नियंत्रक से लिखित सूचना प्राप्त हो गई 
है कि अधिकारी प्रतिनिधि को भेजना नहीं चाहता है, तब तक 

वह जोष स्थगित कर देगा । 
( 2 ) स्थगित जांच करने के पूर्व कम से कम चौवह दिन के पूर्व 

दण्डाधिकारी मुख्य नियंत्रफ को स्थगित जांच के होने के समय 

व स्थान की सूचना लिखित में देगा । 
( 3 ) जहां दुर्घटना में जनजीवन की क्षति हुई है , वण्डाधिकारी 

स्थगन के पूर्व किन्ही शरीरों को पहिचानने हेतु साक्ष्य ले 

सकता है एवं नजरबंदी का प्रावेश दे सकता है । 
( 4 ) मुख्य नियंत्रक या उसका प्रतिनिधि ऐसी किसी जांच में किसी 

गवाह का दंडाधिकारी के प्रादेश के प्रधीन न्याय के मुद्दों 

पर बयान ले सकता है । 
( 5 ) जांच में जहाँ पर मुख्य नियंत्रक या उसके धारा मामित 

प्रधिकारी मौजूद नहीं है, वहां यदि अपेक्षा का साक्ष्य दिया 
जाता है जिसके कारण या जिसके सहयोग से अधिष्ठापन य 
फिसी पान में या प्रासपास इस संबंध में विस्फोट या दुर्धटन 
या पराबी होने से वंडाधिकारी या जूरी को , प्रतीत होता है कि 
उपचार अपेक्षित है, दंडाधिकारी मुख्य नियंत्रक को उपेक्षा या 
दोष की लिखित सूचना देगा । 


( 1 ) निम्नलिखित सारणी के प्रथम खाने में चिनिधिष्ट कोई भी 

अधिकारी अधिनियम की धारा 7 को उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त , 
उसके सामने उसी सारिणी के दूसरे खामे में की प्रविष्टियों 
में विनिर्दिष्ट पोत्रों में अधिकारों का प्रयोग कर सकता है । 


अधिकारी 


क्षेत 


1. मुख्य नियंत्रका, उपमुख्य नियंत्रक , नियंत्रक, पूरा भारत 

उपनियंत्रक एवं विस्फोटक सहायक नियंत्रक 
2 . सभी जिला दंडाधिकारी 

उनके संबंधित जिले 
3. जिला देगाधिकारी के अधीनस्थ सभी उनके संबंधित क्षेत्राधिकार 

दंशाधिकारी 
4 पुलिस आयुक्त एवं निरीक्षक से म्यून दर्जे उनके रेजिडेंसी मगरों या 
के सभी पुलिस अधिकारी 

उनके उपनगरों में 
5. उपनिरीक्षक के वर्जे से पम्यून सभी पुलिस संबंधित क्षेत्र जहां पर 
अधिकारी 

उनका प्राधिकार है । 


परम्सु अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 1 के खण्ड 
( ) के अधीन प्रपत्त निष्कासन एवं विमाशा शक्तियों का 
प्रयोग , सिवाय मषय नियंत्रक , उपमुख्य नियंत्रक , नियंत्रक या 
उपनियंत्रक या सहायक विस्फोटक नियंत्रक के अनुदेशों के अधीन 
या अनुसार कोई भी वंगाधिकारी या ( 2 ) उपनियम ( 1 ) में 
विनिर्दिष्ट अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए इन 
नियमों का विधिवत पालम हो रहा है । 


67. प्रत्यंत गंभीर दुर्घटनाओं की जांच : 
( 1 ) जब भी अधिनियम की धारा 9 क के अन्र्तगत जांच की जाती 

है, जोध करने वाले व्यक्ति खुले म्यायालय में ऐसे बंग से एवं 


942 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( ) ] 


- 


- 


- 


% 


परिशिष्ट I 

7 . वाब पात्रों/ पात्रों के विनिर्माण के प्रत्येक सोपान पर 
(नियम 4 देखें ) 

बरजा नियंत्रण/ जाँच / परखें । 
1. भावेदक का नाम ब पूरा पता 

8. (i ) रासायनिक पृथककरण एवं यांत्रिक जांच के लिए 
2. क्या प्रायेषक ने किसी अप्रज्वलित वाव पान का 

अधिष्ठापित उपस्करों का विषरण 
विनिर्माण किया है - - 

( ii ) नियमन / जोन हेसु बिये टैम्पलैट्स / मेजेस का 
यदि हा 

विवरण 
( i) तारीख जिससे ऐसे पात्र विनिर्मित किए गये थे 

( iii ) बांध की विशुस्ता व उपस्करों की जांच 

तथा ऐसी जाचों की भावति 
( ii ) जिनके लिए वाब पान निर्मित किये गये थे , 
पौर उनकी अनुमानित संख्या 

9. अविनाशी परीक्षण यथा विकिरणी किरणें गामा किरण , 
( iii ) विनिर्मित किये गये वाब पात्रों का विवरण 

पराश्रव्य जाँच इत्यादि करने हेतु उपलब्ध उपस्कर 

10. दाब पात्रों/ कन्टेनरों के विनिर्माण हेतु दी गई 
3. विनिर्देश पाय पानों/ कन्टेनरों विनिर्माण के लिए 

मशीनरी की सूची 
प्रस्तावित संकेत 

11. स्वतंत्र निरीक्षण प्राधिकारी का नाम व पता 
4. वाब पात्र के विनिर्माण में लगे कर्मचारियों के विशेषत : 

12. जांच के अभिलेख एवं प्रमाणपत्र :- - 
योग्यता एवं अनुभव के प्राधार पर संघीय ढांचा 

(i ) निरीक्षण एवं प्रमाणित करने वाले संगठन 
5. भावेदक द्वारा लगाये गये निरीक्षण कार्यकर्ता का 

द्वारा विभिन्न जाप किये जाने का प्रपत्र 
संघीय ढांचा 

एवं अभिलेख 
6. दाब पात्रों/पात्रों के विनिर्माण की प्रक्रिया कच्चे माल से 

( ii ) जांच का प्रपत्र एवं स्वतंत्र निरीक्षण प्राधिकारी 
प्रारम्भ होकर दाब पात्रों के पूर्ण होने तक 

द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र 
मनुसूची 1 

मम्मप्तिया 

(नियम 47 देखें ) 
अनुग्छेव अनुज्ञप्ति का प्ररुप उद्देश्य जिसके लिए मंजूर किया गया है मनुशप्ति मंजूर करने 

फीस 
में समर्थ प्राधिकारी 
3 
मधिष्ठापन में संपीड़ित गैस का 

मुख्य नियंत्रक 

( क ) जहाँ की अधिष्ठापन में कुल पानी 

क्षमता 5000 लिटर से अधिक नहीं 

होता . . . . . . . . 1, 000 रुपये 
( ख ) जहाँ से अधिष्ठापन में पात्रों की कुल 

पानी ममता 5000 लिटर से अधिक 
होती है । . - 1, 000 रुपये प्रथम 4000 
लिटरों के लिए एष प्रस्येक अतिरिक्त 
5000 या किसी भाग के लिए 500 
रुपय पर अधिकतम 8, 000 रुपये स 

अधिक न हो , 
यान द्वारा संपीडित गैस का 

मुख्य निषयक 

500 . 00 रुपये 
परिवहन करना 
प्ररूप I 

2. परिसरों का स्थल जहाँ संपीड़ित गैस 
(नियम 48, 53 मौर 54 देखें ) 

का भण्डारण करना है 
भाब पान का पालों में संपीड़ित गैस के भण्डारकरण के लिए प्रमुगप्ति 
के मंजूरी/संशोधन/ नवीमकरण हेतु आवेदन 

जिला 
अगले पृष्ठ पर सूची में वी गई वस्तावेज इस पावेवन के साथ, कस्बा या गांव 
यदि ये प्ररूप III में मनुशप्ति की मंजूरी के लिए हों , सो प्रस्तुत किए 
पाने चाहिए । 

पुलिस थामा 

निकटस्थ रेल स्टेशन 
इस खाने म उत्तर दिये जाने हैं 

3. भण्डारण हेतु प्रस्तापित संपीड़ित गैस 
1. भावेषक का नाम 

फा प्रकार 
भाषेषक का व्यवसाय 

. .. .. . .. . ( क्या ज्वलन, संक्षारक या विषैली है ) 
मावेदक का पूरा राक पता 

4. भण्डारण हेतु प्रस्तावित संपीड़ित गैस 

का रासायनिक नाम 


2. 
III 


मधिष्ठापनमें सपोकिन स का 


. . . . . 


[ भाग II - - बण 3(i )] 
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5. भण्डारण हेतु प्रस्तावित संपीडित गैस 

की मात्रा 
6. परिसरों में पहिले ही भण्डारित संपी 

हित गैस की माता एवं रासायनिक 


नाम 


7. परिसरों हेतु धारित प्रमुशप्ति की 
संख्या एवं अनुशप्तिधारी 

. . . . . . . . . . . . . . . 
फा पूरा नाम 

में पतद्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दिये गये कथनों की मने 
जांच कर ली है और वे सही है । मैं वचन देता हूं कि मैं मुझे मंजूर की 
गई अनुशाप्ति की शो की पूर्ति करूंगा । 


3. संपीड़ित गैस की प्रकृति जिसका परि . 

बहन किया जाना प्रस्तावित है ( कृपया 
उस्लेख करें कि क्या ज्वलनशील , 
संक्षारक या विषली है ) 
4. यान में परिवहन की जाने वाली संपी 

डित गैस का रासायनिक नाम 
5. दाब पान की पानी क्षमता एवं परि 

पहन की जाने वाली संपीड़ित गैस 

काकुल वजन 
6 . यान के मंभिकल्पना पारेखण के 8 
मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदन की 

संख्या एवं तारीख 
7. क्या उक्त वर्णित यान नियमों में व 

मुख्य नियंत्रक द्वारा प्रमोदित अभि 
कल्पना पारेखणों में दी गई पावश्य 
कताओं की पूर्ति करता है । 
8 . स्थल का पूर्ण डाक पता जहाँ 

यान साधारणन या किया जायेगा 


भावेदन की तारीख 


पावेदक के हस्ताक्षर एवं पद 


* * जहाँ भावेदन कंपनी की भोर से किया जाता है, कंपनी का नाम व 
पता एवं प्रबंधक या अभिकर्ता का नाम पावेदन पर दिया होना चाहिए 
एवं यह उसके द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए । प्रत्येक या अभिकर्ता के नाम 
का प्रत्येक परिवर्तन तुरन्त संसूचित करना चाहिए एवं उसके नमूना 
हस्ताक्षर प्राप्ति प्राधिकारी के पास फाईल करना चाहिए । 

प्ररूप 3 में अनुज्ञप्ति हेतु हम पावेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने 
वाले अपेक्षित प्रभिलेख । 
(i ) विनिर्धेशों एवं नियम 45 के अधीम अनुमोदित मक्शों की 4 

प्रतियाँ ( मनुश प्सि के नधीकरण हेतु बिना संशोधन अपेक्षिस 

नहीं) 
(ii ) अनुमोदित नक्शों एवं साथ में लगे विनिर्देशों के साथ अनुशाप्ति 

( अनुज्ञप्ति के प्रथम मंजूरी के लिए अपेक्षित नहीं ) 
( ii ) अनुज्ञप्ति के मंजूरी या संशोधन के लिए नियम 11 में विनिर्दिष्ट 

रीति में संवस मावश्यक फीस की रकम । 
(iv ) यदि नियम 32 मे अपेक्षित हो , सुरक्षा प्रमाणपत्र । 


मैं हम घोषणा करते हैं कि उपरोक्त दिये गये विवरणों की मैंने 
हमने जांच कर ली है एवं वे सही हैं । मैं / हम यान में संपीड़ित गैस के 
परिवहन का वचन देते हैं जिसका विवरण विस्फोटक अधिनियम , 1884 

और उसके प्रधीन बनाये गये स्थिर एवं गतिशील बाब पात्र ( मज्वलित ) 
नियम , 1977 एवं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या नियम के उपबन्धों 
के अनुसार किया जाएगा । मैं यह समझता हम यह समझते हैं कि उक्त 
अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमो का कोई भी उल्लषन करने 
पर कारावास से जो दो वर्ष तक की अवधि का हो सकता है, या जुर्माने 
से जो तीन हजार रुपये तक का हो माता है, या दोनों से , वणनीय है । 


दिनांक . . . . . . . . . . . 


मरूप II 


यान 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


पावेदक के हस्ताभर 


(नियम 48 एव 33 देखें ) 
यान में सपीडित गैस के परिवहन हेतु अनुज्ञप्ति की मंजूरी संशोधन के लिए 
मावेवन प्रनाले पृष्ठ में दी गई दस्तावेज इस आवेदन के साथ प्रस्तुत की 
आनी पाहिए 


- 


- 


- 


( आवेदक के द्वारा भरा जाए एप हस्ताक्षर किए जाएं ) 


इस प्रावेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमित वस्तावेज 
( 1 ) नियम 34 के अधीन अनुमोवित पारेक्षणो की दो प्रतियों 
( 2 ) नियम 42 के अधीन अपेक्षित सुरक्षा प्रमाणपक्ष 
( 3 ) यवि यान पहिले से अनुज्ञप्ति था तो अवस्थित मनुज्ञप्ति 
( 4 ) नियम 11 में विनिर्दिष्ट रीति से संदत्त फीस को मपेक्षित 

रकम 


1 . पावेदक का नाम व 
पूरा आक का पता 


2. यान का विवरण जिसमे सपीड़ित 
गैस का परिवहन प्रस्तावित है 
( i ) मेक और मारल 
( ii ) इंजिन सख्या 
( iii ) चसिस संख्या 
( iv ) रजिस्ट्रीकृत संख्या (पंजीयन ) . . . . . . . . . . . . . . . 
( v ) तारीख जिस तक यान का पंजीयन . . . . . . . . . . . . . . . 

किया गया है । 
( vi ) रजिस्ट्री कृप्त सवमी का नाम एवं . . . . . 

पूरा पता 


प्ररूप III 

( नियम 48 एवं 49 देखें ) 
दाय पान या पात्रों में संपीडित गैस भण्डारकरण हेतु मनुज्ञप्ति 

. . . . . . . . . " 
मनुज्ञप्ति संख्या . . . . . . . . . . . . . . . . . फीस . , . . . • अपये 

माग श्री । । । । । . . . . . . . . . . . . . . . . . को . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . नीचे वर्णित अनुशप्त परिसरों में एवम् भक्शा सं० 
. . . . . . . . . . . . . . . . - में भारतीय विस्फोटक अधिनियम , 1884 
( 1884 का 4 ) और उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा इस मनुशाप्ति 
की अन्य शतों पर . . . . . वाब पात्रों में केवल • • • • • • • • • धन 
मीटर . . . . . . . . . . . - किलोग्राम के भण्डारण के लिए अनुशप्ति मंजूर 
की जाती है । 
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यह अनुशाप्ति 197 . . . . के दिसम्बर के इस्तीसवें दिन सक प्रवृत 
रहेंगी । 
विनाक . . • • • • 19. 

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक 


8. अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की लिखित में अनुमति के बिना पात्र की स्थिति 
में कोई परिवर्तन और पान का प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा । 
इस शर्स के अधीन इस प्रकार स्वीकृत सभी परिवर्तन अनुमप्ति के 
लगे हुए संशोधित नक्शे में दर्शाये जाएंगे । 


अनुमाप्ति परिसरों का विवरण एवं प्रस्थिति 


अनुगप्त परिसर , प्रदर्शित सीमा मौर अन्य विवरण जो संलग्न 
मनुमोदित नक्शे में दर्शाये गये हैं, . . . . . . . पर स्थित है एवम् 


9. यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुप्तिधारी से लिखित में सूचना के 

द्वारा अनुज्ञप्त परिसरों में , जो ऐसे प्राधिकारी के मम में परिसरों 
के सुरक्षा के लिए मावश्यक है, मरम्मत करने के लिए कहेगा , तो 
अनुशाप्तिधारी सूचना में विनिर्दिष्ट इस अवधि के भीतर मरम्मत 
कराएगा । 


( क ) ज्वलनशील संक्षारक /विषैली गैसों 
( ब ) प्रविषली गैसों 

के भण्डारण हेतु है 


और ( प्लाट सं० ) . ( सहक का माम ) 


( गाव या नगर ) (पुलिस पाना ) 


नवीकरण के ठीकन के लिए स्पान 
भारतीय विस्फोटक अधिनियम , मवीकरण की समाप्ति की अनुज्ञापन 

1884 या उसके अधीन बनाये तारीख तारीख प्राधिकारी के 
गए स्थिर एवं गतिशील वाब 

हस्ताकार एवं 
पात्र ( प्रज्वलित )नियम ,1976 

कार्यालय 
या इन अनुमप्ति की शर्तों का 

स्टाम्प 
उल्लंघन न होने की स्पिति में 
बिना किसी छूट के तीन वर्ष 
तक नवीकृत की जा सकेगी । 


10. मरम्मत या उत्खनन के पूर्व प्रत्येक पात्र संपीडित गैसयुक्त एवं 

पूर्णतया साफ किया जायेगा । जब पान को साफ करने या मरम्मत 
के लिए खोला जायेगा, तब किसी भी प्रकार का कोई लैप चाहे 
यह साधारण हो या विद्युत् , विद्युत् केबल या पंखे, और ज्वलनशील , 
वाष्प को प्रज्वलित करने में समर्थ किसी भी सामान यंत्र या उपस्कर 

को पान के निकट नहीं जाया जाएगा । 
11. कोई भी व्यक्ति, ज्वलनशील गैस के भण्डारण के लिए उपयोग में 

लाये जाने वाले पान में , न तो अग्नि के प्रयोग व्वारा वेल्हन , 
मलाई करके रिवेट लगाएगा म पीतल से मालने का काम करेगा 
सिवाय अब तक कि यह पूर्णतः साफ और गैस से मुक्त नहीं कर 
लिया जाता या अन्यथा सुरक्षापूर्ण तप्त कार्य किये जाने के लिए 
तैयार होने को प्रमाणित नहीं करता, मरम्मत नहीं करेगा या न 
कराएगा । जब पान गैस मुक्त प्रमाणित कर दिया जाता है, प्रमाण 
पन्न अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तीन महीने से अन्यून भवधि के लिए 
परिरभित रखा आएगा और मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक को मांग किये 
जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा । 


12. कोई भी व्यक्ति विषैली या संक्षारक गैस के भण्डारण के लिए प्रयोग में 

लाये जाने वाले पान में प्रवेश नहीं करेगा सिवाय जब कि यह 
बस्त्रों के , गैस मकाव, एवं ऐसे अन्य सुरक्षात्मक उपस्करों द्वारा 

पर्याप्तितः सुरक्षित कर दिया जाता है । 
13. संपीडित गैस , बिना रिसने वाले मजबूत पाइपों के द्वारा पात्र में 

प्रवेश करेगी । 


14. सूर्यास्त एवं सूर्योदय की अवधि के बीच सिवाय ऐसे प्रकार में या 

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति पर विशिष्टतः पृष्ठोकित पात या 
शत्रों के अधीन पान नहीं भरे जाएंगे । 


यदि निरीक्षण के समय अनुशप्त परिसर इससे उपाबत विवरणी 
और शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं और जिन नियमों या शतों के 
प्रधीन यह अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, उनमें से किसी का उल्लंघन होने 
की दशा में यह अनुशप्ति रह की जा सकती है और प्रमुशप्तिधारी कारा 
वास से, जो दो वर्ष की अवधि का हो सकता है, या जुर्माने से तीन हजार 
रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय भी होगा । 

शत 
1. अनुजप्त परिसर , संपीड़ित गैस के भण्डारकरण एवं स्थानीतरण तथा 

उससे सीधे संबंधित अन्य उदेश्यों के लिए उपायों में नहीं जाये 

जायेंगे । 
2. संपीड़ित गैस केवल · · · · · · घनमीटर · · · · · · किलोग्राम क्षमता के 

पात्रो में और इससे उपाबद्ध अमुमोदित संलग्न नक्शों में दिलाई गई 
स्थिति में भण्डारित की जाएगी । 
3. प्रत्येक पान भवन के बाहर होगा एवं अच्छे से निर्मित माधारों पर 

प्राधारित होंगे । 
4. सीमाधरा या भण्डारण पान सभी समय किसी अन्य सुविधा, भवन 

सुरक्षित कार्य से सारिणी I एवं सारिणी II में विनिर्दिष्ट दूरिया 
रखेगा । 
5. किसी संपीड़ित गैस के भराई उसराई के दौरान यान के खड़ा करने 

के लिए एक उपयुक्त मजबूत स्टेंड बनाया जायेगा । 
( क ) मजबूत स्टैड के मध्य और भण्डारण पान । 
( ख ) मजबूत स्टैड के मध्य और अधिष्ठान के सीमा रेखा के मध्य 

कम से कम 9 मीटर की सुरक्षा दूरी रखी जावेगी । । 


15. ऐसा कोई प्रकाश , जिससे ज्वलनशील वाष्प प्रज्वलित हो सकती है 

किसी भी समय पान और संपीड़ित गैस के स्थानान्तरण के दौरान 
मराई/ उतराई बिंदु 9 मीटर के भीतर नहीं रखा जाएगा और ऐसे 

स्थानान्तरों में लगा कोई व्यक्ति धुम्रपान नहीं करेगा । 
18. कोई भी सपीड़ित गैस पास से सिवाय साथ में संलग्न नक्शे में 

चिन्हित स्थानान्तरण सुविधाओं के नही निकाली आवेगी । 


17. संपीड़ित गैसों के स्थानान्तरण के लिए उपयोग में लाये जाने वाले 

समस्त विद्युत उपस्कर यया मोटरें , स्विच , मारंभक ( स्टार्टर्स ) 
इत्यादि ज्वालालक बनायट के होंगे भोर मा० भा० 21 48 के अनुरूप 
- होंगे । 


6. किसी पात्र में संपीड़ित गैस के प्रवेश और निष्कासन या अन्य 

उपयुक्तता प्रदान करने वालों के सिवाय कोई द्वारा नहीं होगा । 


18. अनुशप्ति परिसर का प्रबंध करने वाला या उस पर उसके सबंध में 

नियोजित प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे प्राग 
लग सकती है या विस्फोट हो सकता है और जो कार्य युक्तिमुक्त 
रूप से प्रावश्यक नहीं है सथा , वह अपनी सर्वोत्तम योग्यता के 
अनसार किसी अन्य व्यक्ति को भी ऐसा कार्य करने से निवारित 
करेगा । 


7. पान के सभी पुरजे (फिटमेंट मच्छे से रखे जावेंगे ) 


[भाग II --- खण्ड 3( 1) ] 
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शत 


___ 1. मनुमाप्ति या इसकी प्राषिकत प्रतियां सभी समयों में मनुलप्त स्थान में 

रखी जायेंगी एवं नियम 68 में अनुसूचित अधिकारी के मांग करने पर 
प्रस्तुत की जायेंगी । 


केवल ये ही जिम्मेदार व्यक्ति को इस अनुमाप्ति की शतों के जानकार 
है प्रनुशप्त वाहन को चलाने हेतु या संभालने हेतु नियोजित किये 
जाएंगे । 


9. प्रत्येक अनुजप्त परिसरों के लिए अनुशाप्तिधारी के न्यूनतम दो सुवाश्य 
फोम सरीखे या शुल्क रासायनिक प्रकार के 9 किलोग्राम क्षमता 
के अग्निशामक जो भाग लगने पर सुविधाजनक स्थानों पर तुरंत 

उपयोग में लाये जा सकें । 
20. मावश्यक पाइपों और माल्बों और अनुमोदित विद्युत प्रकाशों को 

छोर अनुशप्त परिसरों में स्थान पूर्णतः खुला एवं पाली छोड़ा 

आवेगा । 
21 . परिसरों में समस्त वाल्व स्थायी रूपेण पाल्य को खोलने एवं बंद 

करने के दिशा को वर्णन वाले चिन्हित किये जाएंगे । 
22. अनुमप्ति परिसर के भीतर माग या विस्फोट से होने वाली किसी 

भी दुर्घटना की सूचना जिससे जनजीवन की क्षति हुई है या जीवन 
या संपति की गंभीर मति हुई है, निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम 
पुलिस थाने के भारसाधक माफिसर तथा मुख्य विस्फोटक नियंत्रक 

को तार से दे दी आयेगी ( तार का पता : "विस्फोटक , मागपुर " ) 
23. नियम 66 में सूची में दिये गये सभी अधिकारियों को सभी 

युक्तियुक्त समयों पर अनु शप्त परिसर में निर्माध रूप से प्रवेश करने 
दिया जायेगा और ऐसे अधिकारी को , यह विनिश्चित करने के लिए 
कि नियमों और उस अनुशाप्ति की शर्तों का सम्यकल्प से अनुपालन हो 
रहा या मही, हर सुविधा प्रदान की जायेगी । 


. . . . . . . . . . . . को 


(नियम 48 एवं 49 देखें ) 
याम में संपीरित/गैस के परिवहन के लिए अनुमाप्ति 
अनुज्ञप्ति संख्या : . . . . . . . . 

____ फीस . . . . . 500/रुपये 
एतत्त्वारा श्री . . . . . . 
निम्नलिखित विवरण के यान द्वारा संपीडित गैस के परिवहन के लिए 
अनुशप्ति , विस्फोटक अधिनियम, 1884 और उसके अधीन बनाये गये 
नियमों के उपबंधों और इस प्रमुज्ञप्ति में दी गई शतों के अधीन पर 
मंजूर की जाती है । 

यह अनुमाप्ति 197 के . . . . मास • • • • के दिन 
तक प्रवृत रहेंगी । 
जारी करने की तारीख . . . . . . . . 

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक 


3. अनुजप्त यान एक जिम्मेवार व्यक्ति द्वारा सतल और संपीड़ित गैस 

के परिवहन के दौरान कम से कम दो व्यक्तियों द्वारा इसे संभाला 
जायेगा । 

परन्तु अनुशप्त यान , यदि खाली हो , तो मुख्य नियंत्रक द्वारा 
उद्देश्य के लिए लिखित में अनुमोवित स्थान पर बिना ध्यान दिये 

छोड़ा जा सकता है । 
4. अनुशप्त यान सभी समय निम्नलिखित का बदन करेगा :- - 
( क ) 9 लीटर से कम नहीं की क्षमता वाले एवं रासायनिक प्राप्नों 

का शामन करने के लिये उपयुक्त सुवारा अग्निशामक । 
( ख ) यदि यान ज्वलनशील संपीडित गैस के परिवहन के लिए 

उपयोग में लाया जाता है, तो विद्युत बंधक के लिए एक 
मजबूत लषीला केबल , फेबल कम से कम 5 मीटर लम्बा 

और उसके प्रत्येक छोरों पर उपयुक्त कलैम्प या मिलप होगा । 
5 . इम नियमों के अधीन के उद्देश्य के लिए अनुशप्त परिसरों के भीतर 

मनुमोदित स्थान पर मनुजप्त यान की भराई या उतराई नहीं 
करवाई जायेगी । 

परन्तु समुचित पूर्वाधानियों और पर्याप्त पर्यवेक्षण के अधीन 
अनुशप्त यान को खाली किया जा सकता है, यदि इस प्रकार खाली 

करना दुर्षटना या खराबी के कारण भावश्यक हो गया है । 
6. कोई भी यान किसी प्रक्रिया पात्र में किसी संपीड़ित गैस को सीधे 

नहीं गलेगा । 
7 . अनुशप्स यान में भराई नहीं की जाएगी यदि पान सहित भी फिटिंक 

रिसने लगती है, दोषपूर्ण हो जाती है या प्रग्यमा असुरक्षित हो 

जाती है । 
8. अनुशप्त पान में संपीड़ित गंस भरने या खाली करले पूर्व --- 
( क ) इसका इंजन बंद कर दिया जायेगा और बैटरी को ठीक 

स्विष या अन्यया पृषक कर दिया जाएगा । 
( ख ) इसके पक्के ब्रेक द्वारा या रोकने के द्वारा सुरक्षित रखे जायेंगे । 
( ग ) यदि यान ज्वलनशील संपीरित गैस परिवहन के लिए उपयोग 

में लाया जाता है, इसका बेसिस केबिल के द्वारा प्रवरी 
पाईप, या जिससे यह भरा जाता है या खाली किया जाता 

है बैद्युत से पंधित कर दिया जायेगा । 
( च ) दोनों छोरों पर रोक मरण या विर्सजन पाइप संपोजन 

लगे होंगे । 
( 1 ) जब तक भराई या उतराई समाप्त नहीं होती पोर मान सीम 

कर दिया जाता है एक जिम्मेवार व्यक्ति इस पर ध्यान देगा 

एवं वहां रहेगा । 
9. अन् शप्त यान किसी रोड पने क्षेत्र या स्थान जो इन नियमों के 

अधीन पान की भराई व उत्तराई के लिए प्रमुशप्त परिसार में 
स्थित ध्यान नहीं है, पर नहीं रुकेगा सिवाय जब कि यातायात 
सिग्नल द्वारा या अनुज्ञापन प्राधिकारी या इन नियमों को प्रवर्तित 
करने के काम को सुपुर्द फिया अधिकारी महीं कहता । 


वाहन का विवरण 


मेक और माडल . . . . . . . . . . 
जैसिस संख्या . . . . . . . . . . . . 


इंजिन सं० . . . . . . . . . 
रजिस्ट्रीकरण सं० . . . . . . . 


रजिस्ट्रीकत स्वामी का नाम . . . . 
वाहन में बहन के संपीड़ित . . . . . . . 
गैस का रसायनिक माम . . . . . . . 


कन्टेमर की प्राधिकृत वहन क्षमता 
यदि अनुगप्त वाहन इन नियमों अध्याय 2 और प्रध्याय 4 में दी 
गई पावश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है या जिन नियमों या शर्तों के 
अधीन यह अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है उनमें से किसी का उल्लंघन होने 
पर अनुप्ति रख की आ सकती है और अनुप्तिधारी कारावास से, जो धो 
वर्ष का हो सकता है या जुर्माने से जो तीन हजार रुपये का हो सकता है , 
या दोनों से दण्डणीय भी होगा । 
717 GI/ 78 - 3 


946 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - - SEC . 3 ( i) ) 


( 8 ) 


10. किसी ज्वलनशील गैस के परिवहन के लिए उपयोग में लाये जाने 

माले अनुशप्त मान में धूम्रपान, आग या निम प्रकाश या ज्वलन 

शील बाष्प को पिम्गारी लगाने में समर्थ वस्तु अनुशात नहीं होगी । 
11. अमुगप्त यान यात्रियों के बहन हेतु प्रयोग में नहीं लाये जायेगे । 
12. अनुशप्त यान मरम्मत के लिए अनुशप्त नहीं होंगे । 

परन्तु बिना किसी सप्त कार्य किये दाम पान की फिटिंगों को 

अवला जा सकता है । 
13. अनुशप्त यान या इसके सुरक्षा फिटिंगों में कोई भी फेर बदल 

मनुज्ञापन प्राधिकारी की लिखित में पूर्व मंजूरी के मिना नहीं की 
जायेगी । ऐसी मंजूरी की गई फेर बदल इस अनुशप्ति में संशोधन 

के धारा पृष्ठोकित करनी चाहिए । 
14 . fut 68 TT fra forset of our # 1, affiti 

करने के लिये कि नियमों एवं शर्तों का सम्यक पालन हो रहा है 

सभी सुविधाएं दी जायेगी । 
15. y OTA KATTT ATT a forente a # am fit op 

दुर्घटना की सूचना जिसमें जनजीवन की क्षति हुई है या जीवन 
या संपत्ति की गंभीर क्षति हुई है , निकटतम मजिस्ट्रेट को या 
भिकटतम क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने के भारसाधफ अधिकारी 

को तया विस्फोटक नियंत्रफ को सार से दी जायेंगे । 
( 17 #Tal : " fara, iriye ) 
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एन० एस० वैधनाथ , संयुस सचिव 
MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Development) 

New Delhi, the 1611 October, 1978 
GS.R . 498 (E ).. The following draft of the Static and 
Mobile Pressure Vessels (Unfired ) Rules 1978 . which the 
Central Government proposes to mako exercise of the 
powers conferred by sections 5 and 7 of the Indian 
Explosives Act, 1884 (4 of 1884 ), read with the 
notification of the Government of India No. M . 
1272 ( 1 ) dated the 28th September, 1938 is hereby 
published as required under section 18 of the said Act for 
tho information of persons likely to be affected thereby ; and 
notice is hereby given that the said draft will be taken into 
consideration after expiry of a period of 30 days from the 
date this Gazette Notification is made availablo to the Public , 

Any objections or guggostions which may bo roceived from 
any perion in respect of the said draft before tho dato so 
specified will bo taken into consideration by the Central 
Government. 

DRAFT RULES 
Statis aod Moblle Presuire Vessels (Unofirod ) Roles, 1978 

CHAPTER I 

PRELIMINARY 
1. Short titlo and commencoment. - ( 1) These rulos may be 
called the Static And Mobile Pressuro Vessels (Unfired ) Rules, 
1978 . 

(2 ) They shall como into force on the date of their publi 
cation in the Official Gazette . 

2 . Definitions . In thae rules, unless the context otherwise 
requires : 
(A ) " Act " means the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 

1884); 
(b ) " Approved " means a drawing design , specification or 

code approved by the Chief Controller ; 
(c) " capacity " means the volume of water , in Iltres, 

pressure vessel will hold at 15°C ; 
(d ) " Chlot Comtroller " means the Chief Controller of Ex 

plosives; 


( e ) " competent person" means a person recognised by 

the Chief Controller to be a compotent porson on the 
ground that such person possesses the requisito quali 
fications, or a person who holds a certificate of 
competency for the job in respect of which com 
petency is required from an institution recognised 

by the Chief Controller in this behalf i 
(f) " compressed gas " moans any permanent gas, liqueflable 

gas or gas dissolved in liquid , under pressure or 
gas mixture , which in a closed pressure vessel 
exercises a pressure either exceeding 1. 5 atmos 
pheres ( gauge ) at 15°C or a presgure exceeding 2 
atmosphereg (gauge ) at 50°C or both and includos 
Hydrogen Fluoride; 
" Controller of Explosives " includes the Deputy Chief 
Controller of Explosives, Deputy Controllor of Ex 

plosives and Assistant Controller of Explosives; 
(h ) " corrosion " means all forms of wastage, and includes 

oxidation , scaling, mechanical abrasion and erosion; 
(i) " design " includes drawings , calculations, specifications, 

models and all o her details Decessary for tho comp 
lote description of the pressure vessel and its const 

ruction ; 
6 ) " design pressure " means the pressure used in the 

design, calculations of a vessel for the purpose of 
dotermining the minimum thickness of tho varlous 

component parts of the vossel; 
(k ) " district authority" means 
(i) in towns having a Commissioner of Police, tho 

Commissioner or a Deputy Commissioner of 

Police ; and 
( ii) in any other place, the District Magistra e; 
(1) " filling density " means the ratio of weight of liqueflable 

gas allowed in a pressuro vessel to the woight of 

water that ibe vessel withhold at15°C ; 
(m ) " flammability rango" means the difference between 

iho minimum and maximum percentago by volume 
of the gas in mixture with air that forms a famablo 
mixation at atmospheric pressure and arnblent tempe 
rature ; 


(n ) " flammable compressed gas " means ga : 13 per cont 

or less of which when mixed with air form a flamable 
mixture or whoso flamable range with alr is greater 

than 12 per cent; 
(0 ) " gas- frce" in relation to a pressure vessel means the 

concentration of flammablo or toxic gasos or both 
in such pressure vessel is within the safe limits spe 
cified for persons to enter and carry out not work 

in such vessels ; 
(o ) " Inspector" means a person acceptable to tho licens 

ing authority for the purpose of inspectiog vessels 
in accordance with the approved design and specif 

cation or code; 
( q ) " Installation " means any place which has been speci. 

ally prepared for the storage of compressed gas in 

pressuro Vessels ; 
( 1) " liquefitable gas" moans any gas that may be liquefied 

by pressure above 0°C , but will be completely vapour 
ised when in oquilibrium with normal atmospheric 

pressure (760 mm Hg) at 30°C .; 
(3 ) " permanent gas " means a gas whose critical tem 

peraturo is lower than 10°C ; 


(t) " presgure Vessel" means any metal vessel or container 

of whatever shape which is subjected to internal preg 
sure and whose water capacity exceeds one thousand 
litres and includes inter connecting parts and con 
ponents thereof upto the first point of connection to 
the connected piping and fitings, but does not 
include vessels or containers wherein steam or other 
vapour is , or are intended to be , generated , or water 
or other liquid is, or is intended to be , beated by 
the applicalion of firo , of the products of combus 
tion or by electrical means, heat exchangers ; 
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10. Special precautjons against accidents : 
( 1 ) no person shall commit or attempt to commit 

Any act which may tend to cause a firo or explosion 
in or about any place where any comprcssod gas to 

stored handled or transported in a pressure vessel. 
(2 ) All empty pressure vessels which had contained any 

flammable or toxic gases , shall, except when they 
are opened for the purpose of Alling or cleaning, or 
for rendering them gas free , be kept securely closed 
until they have been cleaned or freed of the gas , 
as the case may be. 


evaporators , air - receivers steam -type digestors , steam 
type sterilizers , autoclaves, reactor, calorifiers and 
pressuro piping components , such as scpartors or 

strainers ; 
(u ) " Safety relief device " means an automatic pressure 

relieving device actuated by the pressure upstream 
of the valve and characterised by fully opened pop 
action , intended to prevent the rupture of a pressure 
vessel under certain conditions of exposure ; 
" sourco of ignition " means naked lights , fires exposed 
incandescent materials , electric welding arcs, lamps, 
other than thosc specially approved for use in 
flammable atmosphere, or a spark or flame produced 

by any means; 
( w ) " transport" means the transport of a pressure vessel 

filled with any compressed gas from one place 

to another ; 
(x ) " vehicle " means a mechanically propelled carriage 

designed to transport by land compressed gas in a 
pressure vessel mounted thercon , and shall not in 

clude a rail wagon ; 
(y ) " vesscl" means a pressure vessel, 
3. General excmptions.- -Nothing in these rules shall apply 
to pressure vessels which form part of a processing plant. 

4 . Restriction on filling and manufaclure . ( 1) No person 
shall fill any compressed gas in any vessel or transport any 
vessel filled with any compressed gas unless such vessel has 
been manufactured io a type and standard or code duly ap 
proved by the Chief Controller, 


(3 ) Every person storing compressed gas in a pressuro 

vessel, and every person in charge of, or engaged 
in the storage , handling and transport of such gas 

in pressure vessels , shall at all times 
(1) comply with the provisions of these rules and tho 

conditions of any licence issued thereunder ; 
( ii ) observe all precautions for the prevention of accident 

by fire or explosion ; and 
(iii ) prevent any person fiom committing any actre 

ferred to in sub -rule ( 1) . 
11. Payment of fees : 

All fees payable under these rules shall be paid through 
Crosscd demand draft drawn on any natłonalised bank in 
favour of the Accounts Officer , lay and Accounts Office , De 
partment of Explosives , Nagpur and in cases where tho 
amount payable does not exceed Rs. 100 , the payment may 
be made by cash , money order, postal order or chequo drawn 
on a local bank . 


( 2 ) Any person sceking approval for the manufacture of 
pressure vessels to a type and standard or code approved by 
the Chief Controller under sub -rule ( 1) shall submit to the 
Chief Controller the particulars set forth in Appendix 1. 

5 . Restriction on delivery and despatch . - ( 1 ) No person shall 
deliver or despatch any compressed gas filled in a pressuro 
vessel to any person other than the holder of a storage licenco 
issued under these rules or to a port authority or a railway 
administration , 

( 2 ) No compressed gas delſvered or despatched under 
sub -rule ( 1 ) shall exceed the quantity which the person to 
whom it is delivered or despatched is authorised to stor under 
the licence held by him . 


CHAPTER II 
CONSTRUCTION AND FITMENTS OF PRESSURE 

VESSELS 
12. Design code : 
( 1) Presguic vessels shall be designed , constructed and 

tested in accordance with Indian Standard 2825 : 
1969 or such other standard or code approved by tho 
Chief Controller . 


( 2 ) A test and inspection certificate issued by the manu 

facturer of the vessel duly countersigned by an Ins 
pector that the vessel meets with the requirements 
of the standard or code referred to in sub -rulo ( 1 ) 
shall be furnished to the Chief Controller . 


13 . Design pressure : 
The design pressure of a vessel shall not be less than 
(a ) the vapour pressure of the gas in the vessel at 55°C 

if the vessel is meant for the storage of liqueflable 
gas . 


6 . Repair to pressure vessels. -— No person shall repair or 
cause to repair any pressure vessel used for the storage or 
transportation of any compressed gas : 

Provided that nothing in this rule shall apply to the replace 
ment of any of the Atments of the pressure vessel which docs 
not involve any heating . 
7 . Purging of pressure vessels used for flammable gases . 
( 1 ) Before using any new pressure vessel or before the 

refilling of any existing vessel which has been mado 
gas - free, air contained therein shall be purged by 
an inert gas or by the gas for which tho vessel is 

to be used . 
( 2 ) If the vegacl is purged by means of a flammable gas , 

the flammable mixture $ 0 formed shall be vented 
from the vessel only after taking adequate precau 

tions to prevent its ignition , 
8 . Prohibilion of employment of children and intoxicated 
persons : 


No person under the age of sixteen years or is in a state 
of intoxication shall be employed on the loading , unloading or 
transport of any compressed gas, or in any premisos licensed 
under these rules . 

9 . Prohibition of smoking, fires, lights, otc.: 

No person shall smoke and no matches, fires , lights ou 
articles or substancos capable of causing ignition of any flam 
mable gas shall be allowed , at any time in proximity 10 & 
place where any compressed gas is s ored, handled or trans 
ported in a pressure vessel. 


( b ) the maximum piesslice of the gas in the vessel at 

13°C , if the vossel is meant for the storage of a per 

manent gas . 
14. Filling capacity and filling pressure : 
( 1 ) The maximum quantity of a liquefiable gas filled into 

any vessel shall be limited to the filling density of 
the gas and shall be such that the vessel shall not bo 
Jiquid full at 55°C as a result of the expression of 

its contents 
( 2 ) No yessel shall be filled with apy permanent gas in 

excess of its design pressuro . 
15 . Markings on pressure vessels . Every vessel shall have 
a metal plate permanently fixed to the vessel showing the 
following particulars and they shall be visible from the ground 
level, namely 

(1) Manufacturer s name and identification marka; 
( ii ) The standard or code to which the vessel is construct 

ed ; 
( iii) Official stamp of the Inspector ; 
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(6 ) No shut-off valves shall be installed between 

safety relief valves and the vessel ; 


the 


Provided that in cases where two or more safety rölief 

valves are fitted on tho samc vessel, the shut -off 
valyo may be installed between the safety relief 
valves and the vessel and in such cases, the 
arrangement of the shut-off valve or valves shall 
be so desigacd as to afford full required capacity 
flow through at least one of the safety relief 
valves. 


(xi) Safety relief valves shall have direct communica 

tion with the vapour space of the vessel; 
( xil ) For vessels of over 4 , 500 litres water capacity , re 

lief valves shall be fitted with extended vent pipes 
adequately supported and having outlets at least 
2 metres above the top of the vessel and at least 
3 . 5 metres above the ground level and the vent 

pipes shall be fitted with loose - fitting rain caps ; 
( xiii) Relief valves shall be tested for correct operation 

not less than once in a year and record of such 
test shall be maintained . 


( iv ) Design pressuic ; 
(v ) Date of initial hydro static test and the subsequent 

tost i 
(vi ) Hydro -static tcst pressure in Kg / cm2; 
( vii ) Water capacity in litres; 
(viii) Gas capacity, it filled with jquefiablc gas; and 
(ix ) Name or chemical symbol of the gas for which the 

vossel is to be used . 
16 . Painting of vessels. - - Vessels shall be adequately paint 
ed externally to prevent corrosion and shall have a reflect 
og surface . 

17 . Fittings : 
( 1 ) General : 
(i) Each pressure vessel shall be provided with at 

least one of cach of the following fittings all of 
which should be suitable for use with the gas 
at pressures not less than the design pressure of 
the vessels to which they are fitted and for 
temperatures appropriate to the characleristics 
of the gas and operating conditions, namely : 
Pressure relief valve connected to the vanour 

space , 
- - Drains; 
- Contents gauge or maximum level indicator; 

Pressure gauge connected to the vapour space ; 
- Means of measuring the temperature of the con 

tents of the vessel. 
(ii ) Vessel connectiony. - Connections of pressure vessels 
shall be designed and attached to the vessel in accordancc 
with the standard or codo referred to in rule 12 . 
(2) Pressure relief : 
(i) Every pressure vessels shall be provided with one 

or noro pressure relieving devices in aocordance 
with the provisions of the standard or code re 

ferred to in rule 12 ; 
(il ) The relief valves shall be spring loaded and 

shall be set- to - discharge and reach full flow con 
ditlons as required by the standard or codo re 

ferred to in rulo 12 ; 
( id ) Weight loaded relief valves shall not be permitted ; 
( iv ) Tho rclief valves shall so designed that they 

cannot be inadvertently loaded beyond the set 
pressure ; 


(3 ) Shut-off , and emergency shut-off, valves : 
(i ) All liquid and vapour connections on vessels , except 

those for relief valves, plugged openings , and those 
where the connection is not greater than 1. 4 mm 
diameter opening, shal have shut -off vales locat 
ed as close to the vessel as practicable . 
All liquid and vapour connections on vessels except 
those for relief valves and drainage connections 
of small diameter , shall have an emergoncy shut 
off valve , such as , an excess flow valve , an auto 
matically operated valve or a remotely controll 
ed valve. The emergency shut- off valvo shall be 
in addition to the shut off valve , referred to in 
clause (i ) , unless the emergency shut -off valve is 
a remotely controlled valve which can be operated 
from a safe area and shall be of a typo which shall 
not fall : 


( v ) The design of the valves shall be such that the 

breakage of any part will got obstruct free dis 

charge of tho liquid under pressure ; 
(vi) Safety relief valves on any vessel shall be set to 

start -to - discharge at a pressure not in excess of 
110 per cent of the design pressure of the vessel and 
shall have a total relieving capacity sufficient to 
prevent the maximum pressure in the vessel of more 

than 120 por cent of the design pressure ; 
( vii) Each safety relief valve shall be plainly and per 

manently market with the pressure in Kg/ Cm at 
which it is set to discharge , with the actual rate 
of digorage of the device in cubic meters per 
minute of the gas at 15°C and at atmospheric pre 
sure, and with the manufacturor s Danc. The 
rated discharge capacity of the device shall be 
determined at a pressure of 120 per cent of the 

design pressure of the vessel. 
( viii) Connections of safety relief devices shall be of 

sufficient size to provide the required rate of dis 

charge through the safety relief valves ; 
( Lx ) Safety relief valves shall be so arranged that the 

possibility of tampering is minimised ; and if the 
pressuro getting or adjustment is external, the 
safety relief valve shall be provided with suitable 
means of sealing adjustment ; 


Provided that no cmergency shut-off valves are neces 

sary where the connection to a vessel is restricted 
to not greater than 3 mm diameter for liquid and 

8 mm diameter for vapour. 
( iii ) Where the emergency shut -off valve is of the 

excess flow type, its closing rato of flow shall be 
below the rate which is likely to result from & 
fracture of the line it is protecting , calculated under 
the most adverse weather conditions Ukely to be 
experienced . Excess -flow valves shall have a 
rated flow capacity sufficiently above normal flow 

requirements to prevent valvo chatter . 
( 4 ) Liquid level gauging device : 
(i) A vessel used for liquefiazle gas or dissolved gas 

shall be equipped with a liquid level gauging device 
to afford ready determination of the amout of 

liquid in the vessel at any time. 
( ii ) All liquid level indicators shall be suitable for ope 

ration at the design pressurc of the vessl. 
(lii) Every vessel shall , in addition, be equipped with a fixed 

maximum level indicating device depending upon 
the liquefiable gas or dissolved gas filled in the 

vessel, 
( iv ) Gauging devices that require bleeding of the con 

tents of the vessel such as a rotary tube , fixed tube 
and slip tube shall be designed in such a manner 
that the ame cannot be completely withdraw in 

normal gauging operations, 
( 5 ) Pressure Gauge : 
Every prossure vessel shall be provided with at least one 

pressure gauge , 
18 . Periodic testing of pressure vessels in service : 
( 1 ) All pressure vessels shall be hydraulically tested by 

2 competent person at a pressure marked on the 
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TABLE 2 
Minimum safety distances for non - toxic gases . 


Si. Water capacity of 
No . vessels (in litres) 


Minimum dis- Min . distancos 
tances from buil - between vessels 
ding or buildings 
or group of build 
ings or lino of 
adjoining property 


1 metro 


vessel at intervals of not more than five years after 
the date of first test, provided that in the case of 
vessels containg corrosive or toxic gases , the 
periodic test shall be done at an interval of two 

years . 
( 2 ) The competent person carrying out the test as re 

quired under sub - rule ( 1 ) shall issue a certificate 

of test. 
19 . Precautions to be observed in carrying out hydraulic 
test : 

In carrying out the hydraulic test referred to in rule 18 , 
the following precautions shall be observed, namely 
(i) Beforo the test is carried out , each pressure vessel 

shall bo thoroughly cleaned and examined external 
ly , and as far as practicable , internally also for sur 

face defects, corrosion and foreign matter . 
( ii ) As soon as the test is completed , the vessel shall 

bc thoroughly dried internally and shall be clearly 
stamped with the marks and figures indicating the 
person by whom the test has been carried out and 
the dato of test and a record shall be kept of all 
such tests . 
Any vessel which fails to pass the hydraulic test or 
which for any other reason is found to be unsafe 
for use shall be destroyed or rendered unsuitable 
under Intimation to the Chief Controller. 


(i) Upto 2000 
(ii) Above 2000 and upto 

10 ,000 
(iii) Above 10 ,000 and 

upto 20,000 
(iv ) Above 20 ,000 


3 metros 
5 metres 
10 metres 


1 . 5 metro 
2 metre 


15 metres 


Diameter of 

larger vessel 


Note 1 : If the aggregate water capacity of A multivessel 

installation is 40 ,000 litres or more , the above mini 
mum safety distances shall apply to the aggregato 
storage capacity . 


Note 2 : The number of storage vessels in one instalfa 

tion shall not exceed six . In case there are more 
than one installation , the safety distance between 
two installations shall be the same as the distanco 
between the vessels and the property line in accor 
dance with Table 1, 


Note 3 : The distances specified above may be reduced 

by the Chief Controller in cases where he is of the 
opinion that additional safety measures have been 
provided 


22. Foundations for pressure vessels : 


CHAPTER III 

STORAGE 
20 . General : 
( 1 ) Il vessels meant for storage of compressed gas 

hall installed entirely above - ground , that is to 
way , no part of the vessel shall be buried below 

the ground level. 
( 2 ) Vessels and first stage regulating equipment shall 

bç located in the open . 
(3 ) Vessels shall not be installed one above the other . 
( 4 ) Vessels within a group shall be so located that their 

longitudinal axes are paralled to cach other , 
(5 ) No vessel shall be located within the bunded area of 

other flammable liquid storages. 
(6 ) Sufficient space shall be provided between two vessels 

to permit fire - fighting operations. 
( 7 ) Two or more vessels installed in batteries shall be 

so installed that the top surface of the vessels are 

on the samo plane . 
( 8 ) Vessels installed with their dished ends facing each 

other shall have screen walls in between them . 
21. Location of pressure vessels. Each vessel shall be 
located with respect to the nearest building or group of 
buildings or line of adjoining property which may be built 
on and with respect to other pressure vessels in accordance 
with hte distances specified in the Table below : 


(5) No vecinal axes areup shall 


( 1 ) Generai : The materials, principles, mothods and 

details of design and construction of foundations 
and supports of vessels shall comply with approved 
specifications, standards or codes. 


( 2 ) Ground conditions ; A thorough knowledge of the 

ground condition shall be obtained by the person 
installing the vessel with particular reference to 
establishing an allowable bearing pressure , total 
and differential settlements accepted , risk of Roa 
tation and possible deterioration of original condi 
tions. 


( 3) Materials : 
(i) The choice of materials for construcion shall bo 

determined by the ground conditions, loading and 
detailed design constructions. 


( ii ) The materials may be of - 

( a ) Brick -work masonry ; 
( b ) re - inforcod concrete; or 

( c ) steel plate, steel pipe or structural steci. 
( 4 ) Loading : The greatest combined effect of static 

and imposed loadings shall be used for design as 
under : 


TABLE 1 
Minimum safety dlatances for flammable, corrosive and 

toxic gases 
SI. Water capacity Minimum dist . Min , distance 
No . of vessel in ance from buil- between pross 

ding or buildings ure vessels 
or group of build 
ings or line of 

adjoining property 
(i) upto 2000 

5 m 

1 m 
( ii) Above 2000 and upto 10 m 

1 m 
10 , 000 
(iil) Above 10 ,000 and upto 15 m 

1 . 5m 
20 ,000 
(iv ) Above 20 ,000 and 

20 m 
upto 40,000 
(v ) Above 40,000 

30 m 

2 m 


litros ) 


(a ) Static Loading : Weight of vessel and its con 

tçnts ; 


( b ) Test Loading : if tested by water ; 


2 m 


(c ) Wind Loading ; 
(d ) Operational Loading such as vibration or thornal 

(natural and operational ) . 
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( 5 ) Settlement : Any particular differential settlement 

(v ) Consideration shall be given to the provision of 
shall be limited to prevent excessive stress in the 

mobile or fixed water spray systems giving suitable 
connected pipe work and vessel shell . 

and effective protection for vehicle loading and un 

loading aroas. 
(6 ) Vossel supports : 

( vi ) At least two dry chemical powder typo fire extin 
(i ) The design of supports for voasels shall follow 

guishers of 9 kg . capacity euch shall be installed 
the standard or code to which the vessel is con 

at points of access to the installations . 
structed . 

28. Londing and unloading facilities : 
( ii ) The spacing of vessel support shall be decided 
after closc consideration of vessel-shell stressing 

( 1) Pumps : 
and transmission of the loadings to the ground . 

( i) Pumps may bo centrifugal or positive displacement 
( iii ) The design of supports for vessels shall provide 

pumps . 
flexibility to allow for movement of the vessel 
as a result of pressure and thermal expansion . 

( ii ) Design , materials and construction of pumps shall 

be suitable for the type of gas to be handled and 
( iv ) The vessel shall be secuiely anchored or weighted 

they shall be designed for the maximum outlet 
or provided with adequate pier height to avoid 

pressure to which they will be subjected to in 
flatation due to flood waters , 

operation . 
( v ) In case of structural steel supports, such supports , 

( iii ) Positive displacement pumpy shall have a by -pass 
excluding vessel saddles or supporting feet 45 cm 

valve or other suitable protection against over 
or less in height, shall be encased in fire - resisting 

pressuire . 
materials of adequate thickness. 

(2 ) Compressors : 
23. Fencing : 

(i ) The design , material and construction of compressors 

shall be suitable for the type of gas which they are 
( 1 ) The area where vessels Plimping equipment, loading 

to handle and they shall be designed for the maxi 
and linloading facilities and direct fired vapourisers 

mum outlet pressure to which they will be subjected 
atc provided , shall be enclosed by an industrial type 

to in operation . 
fence at least 2 metres high along the perimeter 
of the safety zone. 

( ii ) Compressors other than niulti-stage compressors shall 

take suction from the vapour space of the vessels 
( 2 ) Every fence shall have at least two means of exit 

being filled and discharged into the vapour space of 
and the gates of such exits shall open outwards 

the vessels being cmptied . 
and shall not be self- locking. 

( 3 ) Transfer systems : 
24, Cleanliness ; An area of three metres amund the 
preessure vessel shall be hept free from readily ignitablo 

(i ) Transfer systems shall be so designed that the risk 
materials such as wecds and long diy grass . 

of a gas of a higher vapour pressure being transferred 

to equipment designed for gas of a lower vapour 
25 . Earthing : 

pressuro is minimised . 
( 1 ) All vessels uscd for storage of flammable liquefiable 

( ii) There shall be positive means of rapidly shutting off 
gases shall be electically connected with the earth in 

flow , located at a safo distance from the vessel which 
an efficient manner , 

is being filled or emptied , 
( 2 ) Pipelines conveying flammable liquids shall be ade 

( iii ) Automatic alarm device to indicate the approach 
quately prepared for elcctrical continuity and con 

to maximum permissible hight or automatic shut- off 
nected with the earth in an efficient manner , 

valves shall be used to prevent over - filling. 
26 . No smoking ; A permanent notice with letters at 

(4 ) Hoses : 
least 5 cms in height prohibiting smoking and naked lights 
shall be fixed to the fence surrounding the area where flamm 

(i ) The hoses for liquid transfer shall be designed to 
able or oxidising gascs are stored and the notice shall bo 

withstand not less than four times the maximum 
visible from outside . 

operating pressure they will carry in service . 
27 . Fire protection : All vessels used for the storage of 

( ii ) The hoses shall be mechanically and electrically con 
flammable compressed gaşcs shall be protected against firo 

tinuous . 
hazards as under : 

29 . Transfer operations : 
( i) Provision shall be made for an adequate supply of 
water and fire protection in the storage area 

( 1 ) Before transfer of gas : 
according to the local fire service regulations. The 
application of water may be by hydrants , hoses 

( 1) Every vehicle shall be carefully examined at the 
and mobile equipment, fixed monitors or by fixed 

installation to ensuro that it complies in all res 
spray systems which may be automatic. Control of 

pects with the requirements of these rules and 
water flow should be possible from outside any 

shall be completely emptied before it is passed for 
danger area . 

filling 
( ii ) Hydrants, where provided , shall be readily accessi 

(ii ) A visual check shall be made of the surroundings 
ble at all times and so spaced as to provide for the 

for unusual or dangerous situations before any 
protection of all vessels . 

filling or discharging procedure is commenced . 

( iii ) Warning notices, as necessary, shall be displayed . 
( iii ) Sufficient length of fire hose sbalj be provided and 
be readily available . The outlet of each hose line 

(iv ) The receiving vessel shall be checked to ensure that 
shall be equipred with a combination jet and fog 

it has sufficient ullage to receive quantity of gas 
nozzle. The hoses should be maintained well and 

being transferred to it . 
periodically inspected . 

The inter -connecting system , that is pipe-work , 
( iv ) Mobilc equipment, fixed monitors or fixed spray 

fittings , valvcs of hoses, shall be checked to 
systems shall be designed to discharge water at a 

ensure thot it is in safe working condition and 
rate sufficient to maintain an adequate film of water 

that only valves and other Attings required in 
over the surface of the vessel and supports under 

the transfer operations, or any other oporations 
fire conditions. 

proceeding simultaneously , are open . 


[YTT II 


3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


951 


( 2 ) During transfer : 

The receiving vessel shall be checked to ensure that it 
is not being filled above its safe filling capacity or beyond its 
design pressure . 

( 3 ) On completion of transfer : 

Before the vehicle is allowed to leave the licensed premises , 
it shall be weighed over a weigh -bridge to ascertain the quan 
tity of thc compressed gas filled therein , if the vehicle is 
filled with a liquefiablo gas. 


( ii ) all clectrical fixed lamps shall be enclosed in a 

wel glass flanc- proof fitting conforming to IS : 

2206 (Part I ) 1962 . 
( 4 ) All electrical portable hand lamps shall be of a 

type approved by the Chief Controller. 
31. Lighting of storage and operating areas : 

Operations shall not be carried out during the night unless 
adequate artificial lightings of approved tyre are available 
and lisel. 

32. Certificate of safety : 

A certificate of safety in the proforma giving below and 
signed by a competent person shall be furnished to the license 
ing authority before any pressure vessel is used for the storage 
of any compressed gas or whenever any addition or alteration 
to the installations or foundations for the vessel is carried 
out. 

Proforma of 

CERTIFICATE OF SAFETY 
I hereby certify that compressed gas installation , 


at 


(4 ) Vehicle filling : 
When filling the vessels on vehicles with compressed gas, 
the following procedure shall be complied with in addition to 
the other requirements, namely : 
( i) The place where the vehicle is parked shall be properly 

Tevelled. 
( l ) The vehicle shall be prevented from accidental 

movement during the transfer operation . The parking 
brake of the vehicle shall be on and the engine 
shall remain stopped , except when it is necessary 
to drive the pump. Where necessary, wheel chock 

blocks shall be used . 
( lli) Any driving units or electrical equipment not re 

quired and not specifically designed for the transfer 

operation shall be stopped or isolated . 
( iv ) The vessel mounted on a vehicle shall be electrl 

cally bonded to the fixed ingtallation before any 
flammable liquefied gas transfer operation is carried 

out. 
( v ) Before a vehicle is moved , the electrical and the 

liquid and vapour connections shall be disconnected 
care being exercised to avoid spillage . Where wheel 
chock blocks have been lised , they shall be re 
moved . The vehicle shall be checked to ensure that 
it is in safe working order and the surrounding 
areas checked to ensure that any liquefied flammable 
gas that may have leaked or has to be vented has 

safely dispersed . 
( 3 ) Attention during operations : 
(1) A competent person shall remain in attendance during 

all the operations connected with the transfer and 
cnsure that all the requirements of these rules aro 

complied with 
( 1 ) If it is necessary to discontinue a vehicle loading 

operation temporarily , the loading hose shall be 
disconnected from the vehicle for the period of such 
discontinuance . 


( Full name and address of the occupier of the installation ) 

has been constructed in 
(village, police station , district, etc .) 
accordance with the specification and plans upproved by the 
Chief Controller and the condition of the licence Form 

- and that in my opinion the installa 
tion and foundations of the above - ground pressure vessels aro 
of such a nature and all vessels have been so installed and 
Recured as to ensure safety . 
Place : 

Signature of 
Date : 

Competent person , 
Full Name 
Designation and 
Qualifications 
Full postal address 


CHAPTER IV 
TRANSPORT 


(6 ) Emergency stoppage of operations : The person in 
chargo of transfer operations shall ensure that transfer ope 
rations are stopped in the event of — 

(i) any leakage ; 
( II ) a fire occurring in the vicinity ; 
(jii ) a severe electrical storm occurring in the vicinity 

in the case of an operation which involves venting 

of flammable gas. 
30 . Electrical apparatus and Installations : 

( 1 ) No electrical wire shall pass over any storage vessel . 


33. Application : The rules in this Chapter shall apply tu 
the transport of compressed gas by vehicles. 
34 . Vehicles for transport of compressed gas : 
( 1 ) Every vehicle for the transport of compressed gas 

shall be of a type approved , in writing, by the 

Chief Controller . 
( 2 ) Whero approval is sought to a vehicle under sub 

rulc ( 1 ) or to any of its special safety fittings , 
12 nos . of detailed drawing drawn to safe and a 
scrutiny fee of Rs. 50 shall be forwarded to the 

Chief Controller. 
( 4 ) If the Chief Controller, after receipt of the drawing 

under sub - rule (2 ) and after making such further 
inquiries as he deems necessary , is satisfied that the 
vehicle or the special safety fittings , As the case may 
be, mccts with the requirements laid down in these 
rulcs , he shall approve the drawing and return to 

the applicant one copy thereof duly endorsed . 
35. Design : 
( 1 ) Every vessel used for the transportation of com 

pressed gas shall be constructed and tested in ac 
cordance with the requirements of rule 12 and 
shall meet with the requirements of sub -rules ( 2 ) , 
( 3 ) , ( 4 ) and ( 5 ) . 


( 2 ) All electrical wires installed within the safety zone 

or any storage vessel for the storage of flammable 
compressed gases shall consist of insulated cables of 
approved type . The cables shall be mechanically 
continuous throughout and effectively carthed away 

from the vessels . 
( 3 ) For pumps rooms used for pumping flammable coin 

pressed gases — 
(i ) all electrical meters, distribution boards , switches, 

fusca, plugs and sockets shall be of flame- proof 
construction complying with the requirements of 
IS : 2148 : 1968 and the frames shall be effecti . 
vely earthed . 


( 2 ) The design stress shall include an allowance to en 

able the vessel to withstand shocks normally en 
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countered by movements on road , such as accelera 
tion and deceleration for a minimum of 3kg. When 
the vessel is self-supporting, the vessel design shall 
provide for carrying the additional stresses normally 
carried by the chassis frame, Provision shall be 
made for distributing the localised stresses arising 

from attachments to the vessel. 
( 3 ) Mounting of vessels on the chassis or under- frame 

shall be done in such a manner as to keep the 

vibrations to the minimum . 
( 4 ) All Attachments to the vessel shall be protected 

against accidental damage which may result from 

collision , overturning or other operational cause . 
( 5 ) All vessels shall be designed to withstand the most 

severe combined stresses to which they may be 
subjected to by the pressure of the gas, the pump 
ing pressures and shock londinge caused by transport 

conditions . 
36. Protection of valves and accessorios : 
( 1 ) All valves and accessories shall be safeguarded against 

Accidental damage or interference . 
(2 ) Valves and accessories shall be mounted and protected 

in such a way that risk of accidental reputure of the 
branch to which the valve or accessory is connected 

is minimised . 
( 3 ) Valves or accessories situated at the rear of a 

vehicle shall be protected by the rear os momber 
of the fråmo of the vehicle against demago and 

shall comply with sub - rule ( 2 ) . 
37. Equipment : 
( 1) Piping, fittings , pumps and meters : 
(i) Alf pipings , fittings, pumps and meters perma 

neptly mounted on tho vehicle shall be designed 
to withstand the most severe combined stress 

imposed by the following , namely : 
( a ) the maximum vapour pressure of the product 

in service , and 
(b ) the superimposed pumping pressure or tho 

sbock foadings caused by road movements . 
(ii) The materials used for veggel equipment shall 

be sufficiently ductile to withstand rough usago 
and accidental damage . Brittle materials such 
as cast iron shall not be used . 


(lii) The engine and exhaust system together with all 

electrical generators , motors , batteries , switch - gears, 
and fuses shall be officiently screened from the vessel 
or the body of the vehicle by a fire - resisting shield 
or by enclosure withiq an approved firo - resisting 

compartment. 
(iv ) When the equipments referred to in clauses (i), ( ii ) and 

(iii) are mounted forward of the back of the driv 
ing cab , the cab can be considered to act as an 
acceptable shield provided the back , the roof and 
the floor of the cab are of fire - resisting construction 
for the full width of the cab , without any openings 
in the back or roof, and that the back extends down 

wards to the top of the chassis . 
( v ) When the cab construction does not conform to the 

requiremets mentioned above , a separate fire - resisting 
shield should be installed extending upwards with 
out any oponings from the top of the chassis to 

the top of the vessel, 
( vi) In any case , where windows are provided in the 

shield , they should be fitted in fire- resisting fram 
Ing with wired glass or other heat- resisting material 

and shall not be capable of being opened . 
(vit) When the cquipment reforted to in clauses (1), (ii) and 

(iil) arc mounted to the rear of the back of the 
cab , it shall be contained wholly within an approved 

fire -resisting compartment. 
( viii ) In any case where the fuel used to propel a vehicle 

gives off a flammable Vapour at a temperature less 
than 65°C . the fuel tank shall not be behind the 
shiold unless the following requirements are com 

plied with , namely 
(a ) The fuel tank is protected from blows by stout 

steel guards or by the frames of the vehicle . 
(b ) The fill pipe of the fuel tank of the vehicle is 

provided with a cover having locking arrange 

ment. 
( c) The fuel focd apparatus placed in front of the 

fire - resisting shield is used to lift the contents of 

the fuel tank . 
(ix ) Whero a transfer pump is driven by the engine of the 

vehiclo, provision shall be made to stop the engine 

from outside the cab . 
(3) Design safety requirements - - Electrical : 
The following requirements shall be complied with in 

connection with the electrical and antistatic properties 

of the vehicle, namely 
(i) The electrical system shall have 

(a) the battery in an easily accessible position , 

(b ) a readily accessible cut-off switch ; 
( c ) wiring so fixed and protected as to minimise accl 

dental damage or unduo wear . 
( ii) The vessel shall be electrically continuous with the 

chassis . 
( ili) Tho vehicle shall be provided with a bonding point 

or bonding cablo . . 
(iv) Tyres shall be of the " anti- static " type. 
( 4) Design safety requirements — General : 
(1) There shall be a clear space of at least 15 cm . bet 

ween the back of the cab and the front of the 

Vessel, 
(il) The rear of the vessel shall be protected by a robust 

steel bumper and this bumper shall be 
( a ) attached so that collision stresses will be transmitted 

to the framework of the vehicle or, in the caso 
of an articulated vehicle to the framework carry 

ing the wheels of the vessel ; 
(b ) situated at least 7.5 cm . to the rear of the rear 

most part of the vessel ; 


(2 ) Protection of piping and equipment : 
(I) Al piplog and equipment shall be adequately 

protected to minimisc accidental damage which 
may be caused by rough usage , collision or 

Over-turning. 
( 1 ) Any equipment or section of piping in which 

liquid may be trapped shall be protected against 
excessive preasure caused by thermal expansion 

of the contents . 
( 3 ) Marking of connections : All connections on the 

vehicle which require manipulation by the operator 
of the vehicle should be clearly marked to prevent 
Incorrect operation. Tho form of this marking 
should correspond with the operating proceduro 

laid down for the vehicle . 
38 . Vehiclo design considerations : 
(1) General : 
The vessel shall be securely attached to the chassis of the 

vehiclo in such a manner as to take care of tho 
forward movement of the vessel due to sudden doce 

loration of the vehicle. 
(2 ) Design safety requirements - -Mechanical : 
(1) The engine of the vehicle shall be of an internal com 

bustion type . 
(it) Whore the fuel system is gravity - fed , a quick -action 

cut -off- valve shall be fitted to the fuel feed pipe in 
an casily accessible and clearly marked position , 
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(c ) extended on each side of the vehicle to at least 45. Prior approval of specification and plans of premisce 
the maximum width of the vessel. 

proposed to be licensed : 
(ii) The maximum weight of the liquefied gas for which 

( 1 ) Every person desiring to obtain a licence to storo 
the vehicle is designed should not excced the diffe 

any compressed gas in any pressure vesscl shall 
rence in weight between the unladen weight of the 

Submit to the Chief Controller 
vehicle and the maximum gross weight permitted for 
that class of vehicle linder the appropriate transport 

(1) Specifications and plans drawn to scale in triplicato 
regulations. 

clearly indicating 
39 . Marking of vehicles : All vehicles shall be consicuously 

(a ) the manner in which the provisions prescribed in 
marked on the vessel to show the product which is being 

these rulog shall be complied with ; 
carried , 

(b ) the premises proposed to be licensed , the area 
40 . Fire protection : 

of which shall be distinctly coloured or other 

wise marked ; 
( 1 ) Two serviceable fire extinguishers of suitable size and 
type shall be provided on cach vehicle , one on cach 

( c ) the surrounding arca lying within 100 metre of the 

edge of all facilities which are proposed to 
side and should be accessible from outside the cab . 

be licensed ; 
( 2 ) A person , while in , or attending, any vehicle con 

(d ) the position , capacity , matcrials of construction 
veying flammable gas, shall not smoke or usc matches 

and ground and clevation vicws or all vessels , 
or lighters . 

all Valves and fittings, filling and discharge 
(3 ) No fire, artificial light or article capable of causing 

pumps and fire - fighting facilities where provided 
fire or explosion shall be taken on to or carried on 

and all other facilities forming part of the 
any vehicle carrying flammable gas, 

premises proposed to be licensed ; and 
41. Operations : 

( it) a scrutiny fee of rupees fifty paid in the manner 

prescribed in rule 11 . 
( 1) Drivers shall be carefully selected and given ap 
propriate training in driving and safe handling of 

(2 ) If the Chief Controller after scrutiny of the specifica 
the cguinment and the compressed gas carricct in 

tions and plans and after making such inquiries 
the vehicle . 

as he deems fit, is satisfied that compressed gas can 

be stored in the premises proposed to be licensed , 
( 2) When loading or discharging of a vehicle takes place 

be shall return to the applicant one copy each of 
within the operator s own premises, the driver or 

all the specifications and plans signed by him con 
some other competent person shall be present 

veying his sanction which may be subject to such 
throughout the operations. 

conditions as he may specify . 
( 3 ) When discharge is in progress at a customer s pret 

46 . Licence for transport of compressed gas : 
mises , the driver shall remain with his vehicle in 
such a position as to be able to stop the discharge 

( 1) No compressed gas filled in a pressure vessel shall 
immediately in an emergency . 

be transported by a vehicle cxcept under and in ac 

cordance with the conditions of a licence granted 
( 4 ) Every vehicle shall be constantly attended to by at 

under these rules. 
least one person who shall be familiar with the rules 
in this Chapter ; 

( 2 ) Nothing in this rulo shall apply to the transport of 

compressed gas filled in a pressure vessel by a rail 
Provided that nothing in this sub -rule shall apply lo 

way administration . 
vehicles which are left in places previously ap 

proved for the purpose by the Chief Controller . 47 . Grant of licence : A licence prescribed under these 
( 5 ) In the event of an over -night stop away from home 

rules shall be granted by the Chief Controller on payment 
base , prior arrangements shall be made for the safe 

of the fees specified in Schedule 1. 
parking of the vehicle overnight. In an emergency, 
A driver may seek the co -operation of the local police 

48. Application for licence : 1 person wishing to obtain 
in finding suitable parking facilities for his vehicle . 

or renew a licence under these rules shall submit to the 

Chief Controller 
42 . Certificate of safety : A certificate of safety signed hy 
a competent person shall be furnished to the licensing authority (1) an application 
before any vehicle is used for the trensporta ion of any 

(a ) in Form " I" if the application is in respect of a 
compressed gas to the effect that the vehicle meets with the 

licence in Form " III" ; and 
provisions of these rules in this Charter. 

(h ) in Form IT if the application is in respect of a 
43 . Inspection and Maintenance of Vehiclos : 

licencc in Form IV . 
( 1) A check shall be made on the vehicle to ensure that 
it is at all times road -worthy , and that it is in a fit 

(2 ) a certificate of safety under rulc 32 or rule 42 , as the 
condition to fill, transport and discharge its load CASC may be 
safely. 

(3 ) four copies of the drawings approved by the Chief 
(2 ) Routine examination and maintenance of the vehicle Controller under rules 34 and 43. 

shall be carried out by a competent person at regular 
intervals. 

49 . Period for which licences may be granted or renewed : 

( 1) A licence in Form III for the storage of a com 
CHAPTER V 

presscd gay granted or renewed under these rules 

shall remain in force until the 31st day of March 
LICENCES 

of the year upło which the licence is granted or 

renewed subject to a maximum of three years, 
44 . Licence for storage of compressed gas : No person 
shall store any compressed gas in any pressure vessel ex 

( 2 ) Notwithstanding anything contained in sub -rule ( 1 ) 
cept under and in accordance with the conditions of a licence 

the Chief Controller may , if he is satisfied that a 
granted under these rules . 

licence is required for a specific work which is not 
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likely to last upto the 31st day of March of the 

(v) a certificate of safety , if required under rule 
year upto which the licence is granted or renewed , 

32. 
grant or renew a licence for such period as is 
necessary . 

54 . Renewal of licence : 

(1) A licence granted under these rules may be re 
( 3 ) A licence in Form IV for the transport of com 

nowed by the Chiot Controllor , 
pressed gas by a vehicle may be granted for such 
period as the Chief Controller may decm necessary 

( 2 ) Every licence granted under these rules , other than 
subject to a maximum period of one year . 

a licenco in Form " IV ” , may be renewable for 
$ 0 . Particulars of licence : 

three financial years where there has been no con 

travention of the Act of these rules framed there 
( 1) Every licence granted under these rules shall be 

under or of any condition of the licence so rc 
subject to the conditions specified therein and shall 

Dewed . 
contain all the particulars which are contained in 
the form specified under these rules . 

( 3 ) Where a licence which has been renewed for more 

than one year is surrendered before its expiry , the 
( 2 ) One copy of the plan or plans for the licensed pre 

renewal fee paid for the unexpired portion of the 
mises , signed in token of approval by the Chief Con 

licence shall be refunded to the licensee provided 
troller, shall be attached to the liconce which shall 
form part of such licence and an identical copy shall 

that no refund of renewal fee shall be made for 
be filed for record in the office of the Chief Con 

any financial year during which the Chief Control 

ler receives the renewed licence for surrender. 
troller . 
$ 1 . Power of licensing authority to alter conditions : Not 

(4 ) Every application shall be accompanied by the 
withstanding anything contained in rule 50 , the Chief Con 

licence which is to be renewed together with ap 
troller may omit, alter or add to any of the conditions 

proved plans attached to the licence, and renewal 
specified in the form of a licence . 

fee paid in the manner prescribed in rule 11 . 
52 . Prior approval necessary for alteration in the licensed 

( 5) Every application for the renewal of a licence 

shall be made so as to reach the licensing autho 
premises : 

rity at least thirty days before the date on which 
( 1 ) No alteration shall be carried out in the licensed 

it oxpires , and if the application is so made, the 
premises until the plan or plans showing such al 

licence shall be deemed to be in force until such 
terations have been approved in writing by the Chief 

date as the Chief Controller renews the licence 
Controller. 

or until an intimation that the renewal of the 

licenco ls refused has been communicated to the 
( 2 ) A person wishing to carry out any alteration in the 

applicant. 
licensed premises shall submit to the Chief Con 
troller 

(6 ) Where the renewal of a licence is refused , the fco 

paid for the renewal shall be refunded to the 
(1) three copies of a properly drawn plan of the licensed 

licensee after deducting therefrom the proportionate 
premises showing in distinct colour of colourg 

fee for the period beginning from tho dato from 
the proposed alteration and the reasons therefor ; 

which tho licence was to be rencwed upto the 

dato on which renewal thereof is rofused . 
(il) a scrutiny fee of rupees ten paid in the manner 
prescribed in rule 11. 

( 7) The same fee shall be charged for the renewal of 

a licence for each financial year as for the grant 
(3 ) If the Chlef Controller, after scrutiny of the plan 

thereof : 
showing the proposed alteration and after making 
such enquiries as he doems fit, is satisfied that the 
proposed alteration may be carried out, he shall 

Provided that : 
return to the licensee one copy of the plan -signed 
by him and conveying his sanction subject to such 

(1) if the application with accompaniments required 
condition or conditions as he may specify . 

undor sub - rulo (4 ), is not received within the timo 

specified in sub -rulc (5 ) , the licence shall be 
( 4 ) The holder of a licence shall apply to the Chief 

renewed only on payment of a foe amounting 
Controller for the amendment of the licence as soon 

to twice the fec ordinarily payable ; 
as the sanctioned alteration has been carried out. 

if such an application with accompaniments is 
53 . Amendment of licence : 

received by the Chief Controller after the date of 

expiry but not later than thirty days from that, 
(1) Any licence granted under those rules may be 

the licence may , without prejudice to any other 
Amended by the Chief Controller . 

action that may be taken in this behalf, be 
( 2 ) The fee for amendment of a licence shall be ru 

renwed on Payment of twice the fee ordinarily 
pees ten plus the amount, if any , by which the 

payable . 
fee that would have been payable if the licence 
had originally been issued in the amended form 

Provided further that in the case of an appli 
exceeds the fee originally paid for the licence. 

cation for the renewal of a licence for a period 

of more than ano ftnancial year at a time. the 
(3 ) A licensee who desires to have his licence amend 

fee prescribed under clauses (i) : or (fi) of the 
od shall submit to the Chief Controller : 

first proviso , if payable, shall be paid only for 
(1) An application duly filled in and signed in Form 

the first financial year of renewal . . 
" I" if the licence has been granted to store any 

( 8 ) No licenco shall be renewed if the application for 
compressed gas and in Form " II" If the licence 

renowal be received by the Chief Controller after 
bas been granted for the transport of compressed 

thirty days of the date of its expiry . 
gas ; 
(il) the licence sought to be amended together with 

55. Refusal of licence : 
the approved plans attached to it ; 

( 1 ) The Chief Controller refusing to grant, amend 
(lli) where any alteration in the licensed premises 

renew or transfer a licence , shall record his rea 
has been carried out, three copies of the proper 

gons for such refusal in writing. 
ly drawn plans showing the alterations sanction 
cd under rule 52 by the Chief Controller ; 

(2 ) A copy of the order contalning the reagong for 

such refusal shall be given to the 
( iv ) feo for the amendent of the licence as specified 

applicant on 

payment of a fee of rupces ffve paid in the mariner 
in sub - rulo (2 ), 

prescribed in rule 11 . 
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56 . Suspension and cancellation of licence : 
( 1 ) Every licence granted under these rules shall be 

liable to be suspended or cancelled by an order of 
the Chiof Controller for any contravention of the 
provisions of the Act or these rules or of any 
condition contained in such licence or by order 
of the Central Government if at any time the 
continuance of the licence in the hands of the 
licensee is deemed objectionable : 


Act or these rules for exercising the powers granted 
to the licensee during such time as may reasonably 
be required to allow him to make an application 
for a new licence in his own name for the unexpired 
portion of the original licence in respect of the year 
in which the licenscc dies or becomes insolvent or 
mentally incapable or is otherwise disabled : 
Provided that nothing in this sub - rule shall be deemed 

to authorise the exercise of any power under this 
sub-rule by any person after the expiry of the 
period of the licence . 


Provided that , 
(i) before suspending or cancelling a licence under 

this rule , the holder of the licence shall be given 

an opportunity of being heard ; 
(ii) the maximum period of suspension shall not 

exceed three months ; and 
(iii ) the suspension of a licence shall not debar the 

holder of the licence from applying for its 
renewal in accordance with the provisions of 
rule 54. 


( 2 ) Notwithstanding anything in sub - rule ( 1 ) , an 

opportunity of being heard may not be given to 
tho holder of a licence before his licence is suspen 
ded or cancelled in cases 


(1) where the licence is suspended by the Chief 

Controller as an interim measure for the viola 
tion of the provisions of the Act or these rules , 
or of any condition contained in such licence or 
in his opinion such violation is likely to cause 
imminent danger to the public : 

Provided that where a licence is no suspended , 
the Chief Controller shall give the holder of the 
licence an opportunity of being heard before 

the order of suspension is confirmed ; or 
(11) where the licence is suspended or cancelled by 

the Central Government, if that Government 
considers that in the public interest or in the 
interest of the security of the State such oppor 

tunity should not be given . 
( 3 ) The Chief Controller or the Central Government 

suspending or cancelling a licence under sub -rule 
( 1) , shall record its reasons for 60 doing in 

writing. 
57, Procedure on expiration , suspension or cancellation 
of licenco : - - 


( 2 ) A fee of rupees five shall be charged for a new 

licence for the unexpired portion of the original 
licence granted to any person applying for it under 

this rule . 
60 . Loss of licence : 

When a licence granted under these rules is lost or acci 
dentally destroyed , a duplicate may be granted on the sub 
mission of a copy of the plan or plans identical with those 
attached to the licence and on payment of a fee of rupees 
ten paid in the manner prescribed in rule 11. 
61. Production of licence on demand : 
( 1 ) Every person holding or acting under licence 

granted under these rules shall produce it, or an 
authenticated copy of it , at the place to which the 
licence applics , when called upon to do so by any 

of the officers in rule 68 . 
( 2 ) Coples of any licence may , for the purpose of this 

rule , bo authenticated by the authority which gran 

ted the licence 
( a ) on payment of a fee of rupees five in the manner 

prescribed in rule 11 for each authenticated copy ; 

and 
(b ) on the submission of a copy or copies of the 

plans identical with the approved plan or plans 

attached to the licence . 
62. Procedure on reports of infringement : 

The District Authority shall inform the Chicf Controller 
of tho action taken by him on any reports of infringement 
of the Act or of these rules which the Chief Controller may 
make to him . 

63. Executive control over authorities : 

Every authority, other than the Central Government; act 
ing under this Chapter shall perform its duties subject to 
the control of the Central Govemment : 
Provided that nothing in this rule shall be deemed to 

affect the powers of executive control of the Chief 
Controller over the officers subordinate to him . 

CHAPTER VJ 
EXEMPTION 


A person licensed to store compressed gas shall , on the 
expiration , suspension or cancellation of his licence , forth 
with give notice to the Chief Controller of the nature and 
quantity of compressed gas in his possession and shall 
comply with any directions which the Chief Controller may 
give in regard to its disposal 


58 . Appeals : 
( 1 ) An appeal shall lie against any order refusing to 

grant, amend or renew a licence or cancelling or 
suspending a licence to 


64 . Power to exempt : The Central Government may, on 
tho recommendation of the Chief Controller , in exccptional 
cases , by order, cxempt storago and transportation of any 
compressed gas in any vessel from all or any of the provisions 
of these rules , on such conditions, if any, as may be specified 
in the order. 


( i) the Central Government, where the order is 

passed by the Chief Controller; 
(ii) the Chief Controller, if the order is passed by a 

Controller. 
(2 ) Every appeal shall be in writing and shall be 

accompanied by a copy of the order appçaled against 
and shall be presented within sixty days of the order 
passed , if preferred to the Central Government, and 
within thirty days if preferred to the Chicf Con 

troller. 
59 . Procedure on death or disability of Licenşce : 
( 1 ) If a licensee dies or becomes insolvent or is men 

tally incapable or is otherwise disabled , the person 
carrying on the business of such licensce shall not 
be liable to any penalty or confiscation under the 


CHAPTER VII 

ENTS & INJURIES 
03. Notice of 

The notice of an accident re 
quired to be given , 

b - section ( 1 ) of section 8 of the 
Act shall be given fo . . 
(i) to the the Chiei oller by express telegram ( Tele 

graphic Address , losives, Nagpur ) followed with 
in twenty -four hours by a letter giving particulars 
of the occurrence ; and 


(ii) to the Officer- in -Charge of the nearest police sta 

tion by the quickest route . Pending the visit of the 
Chief Controller, or his representative , or until ins 
truction is received from tho Chief Controller that 
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he does not wish any further investigation ci in 

Officers 

Area ) 
quiry to be made, all wreckage and debris shall be 
left untouched except in so far as its removal may 
be necessary for the rescue oi persons injured , and 1 . The Chiof Controller , The whole of India 
recovery for the bodies of any persons killed by 

Deputy chief Controller , 
the accident or in the case of railways , for the res 

Controllers, Deputy 
toration of through communication , 

Controllers and Assistant 
66 . Inquiry into accidents : 

Controllers of Explosives. 
( 1 ) Whenever a District Magistrate , a Commissioner of 
Police or E Magistrale subordinate to a District 

2 All District Magistrates Their respective district . 
Magistrate holds an inquiry under sub -section ( 1 ) 

3. All:Medalcs sulordi- Their respective juridicticris . 
of section 9 of the Act, he shall adjourn such an 
inquiry unless the Chief Controllei or an officer 

rate to the District Magis 
nominated by him is present to watch the proceed 

trate , 
ing or tho Magistrate has received written informa 
tion from the Chief Controller that the officer does 

4 . The Commissioner of in the Presidency town or their 
not wish to send a representative . 

Police and all police suburbs , 
( 2 ) The Magistrate shall, at least fourtech days before 

officers not below the rank 
holding the adjourned inquiry , send to the Chief 
Controller notico in writing of the time and place 

cf an Inspector. 
of holding the adjourned inquiry . 

5 . All police cfficers not The respective areas over which 
( 3 ) Where an accident has been attended with loss of 
human life , the Magistrate before the adjournment 

below the rank of a sub - their authority extends . 
may take evidence to identify any bodies and may 

inspector. 
order the internment thereof. 


( 4 ) The Chief Controller or his representative shall be 

at liberty at any such inquiry to examine any wit 
ness subject to the order of the Magistrate on points 

of law , 
( 5 ) Where evidence is given at an inquiry at which the 

Chief Controller or an officer nominated by him is 
not present, of any neglect as having caused or cert 
tributed to the explosion or accident or of any de 
fect in or about or in connection with any installa 
tion or any vehicle appearing to the Magistrate or 
Jury to require a remedy, the Magistrate shall send 
to the Chief Controller notice in writing of the neg 
lcct or defect. 


Provided that the powers of removal and destils lon 

under clause ( a ) of sub -section ( 1 ) of section 7 
of the Act shall not be exercised by any Magis 
tratc or police officer except under and in accor 
dance with the instructions of the Chief Controller, 
Deputy Chief Controller, Controller Or Deputy 
Controller or Assistant Controler of Explosives . 


( 2 ) Every facility shall be affordel to the officers spcci 

fied in sub -rule ( 1 ) to ascertain that these rules are 
being duly observed , 


Yes /No 


67. Inquiry into more serious accidents : 
( 1 ) Whenever an inquiry is held under section 9 - A of 

the Act, the persons holding such inquiry shall hold 
the same in open court in such manner and under 
such conditions as they may think most effectual 
for ascertaining the causes and circumstances of the 
accident, and enabling them to make the resort 

under this rule : 
Provided that where the Central Goveinment so 

directs, the inquiry may be held in camera . 
( 2 ) Persong attending is witnesses before the Court 

minder sub - rule ( 1 ) shall be allowed such expenses 
as would be allowed to witness attending before # 
civil court subordinate to the High Court having 
jurisdiction in the place where the inquiry is held 
and in case of any dispute as to the amount to be 
allowed , the question shall be reſeried to the local 
Magistrate who, on a request made hy the Court. 
shall ascertain and certify the proper amount of 

such expenses . 
( 3 ) All expenses incurred in or about an inquiry or 

investigation under this rulc sholl he deenied to 
be part of the cxpenses of the Department of Ex 
plosives in carrying the Act into AY 


APPENDIX I 

(Sec ruto 4 (2 )] 
1. Applicants name and full address 
2 . Whether the applicant has manufactured 
any unfire prossure vessel. 
If yes — 
(1) Date from which such vessels were 

manufactured , 
(ii) For whom the pressure vossels werc 

fabricatod and their approximate 

numbers. 
(iii) Details of the pressure vessels manu 

factured. 
3. Specifications/ Codo proposed to be adop 

ted for the manufacture of tho pressure 

vessels /containers. . 
4 . Organisational set-up with specific re 

foronce to qualifications and experionce 
of the porsonnel engaged in the 
manufacturo of pressure vessels . 


CHAPTER VON 


POWERS 


68. Powers of inspection , search , seizuie, detention and 
removal : 


( 1 ) Any of the officers specified in the first column of 

the Table below may exercise the powers mentioned 
in sub -section ( 1 ) of Section 7 of the Act in the 
areas specified in the corresponding cntry in tho 
second column of that Table . 


5 . Organisational set up of the inspecting 

porsonnel engaged by the applicant. 
6 . Process of manufacture of pressure 

vosscls /containors , boginning with raw 
matorial and ending with the finished 
vessels/ containers . 
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(Sec rules 48, 53 and 54 ) 
Application for the grant/amendment/renewal of a licenco 
to store compressed gas in pressure vessel or vessels . 

Documents listed overleaf must be enclosed with this application , 
if it is for the grant of a licence in Form IJL 


1. Applicant s 


The replies to be given 

in this column. 
naine* * 
calling 
Full postal address , 


7. Quality controlchocks / te ts carriod out 

at each stago of marufacture of pressure 

Vossels/contuiners. 
8 . (i) Details of the equipment installed 

for cho nical analysis and mocha 

nical tests . 
( 11) Details of tamplates /gauges provid 

ed to check /teat. 
( iii) Stops takon to check the accuracy of 

testing and checking equipment 

and frequency of such checking. 
9 . Equipment available for carrying out 

non - destructive examination such as radio 

graphy, Gaina ray , ultrasonic tosts , etc . 
10 . List ofmachinery provided for manufac 

turing pressure vessels/containers. 
11. Name and ad -1cess of the indeyondloot ins 

pecting authority . 
12 . Records and cortificates of tests : 
(i) Proform of records for various 

tests carried out by the inspecting 

and certifying organisation ; and 
( 11 ) Proforma of test and inspection cer 

tificate issued by the ind : pondent 
inspcuting authority . 


2 . Situation of the premises where conpressed gas is to bo 
stored 

Statc 
District 
Town or village 
Police Station 

Nearest Railway Station 
3 . Nature of the compressed gas 

proposed to be stored . 
(Please stato whether flammable , 

corrosivo or toxic ) . 
4 . Chemical name of compressed 

gas proposed to be stored . 
5 . Quantity of the compressed gas 

proposed to be stored , 
6 . Quantity and chemical name of 

the compressed gas alrcady 

stored in the premises . 
7 . Number of the licence held - - 

for the premises and the full - - - - 
namo of the holder of the licenco -- - - 


SCHEDULE I 

LICENCES 
( Sec rulo 47 ) 


Feo 


Arti . 
cl 
No. 


Form Purpose for Authority em - 
of licons which granted powored to grant 

liconcc 


1 


2 


I. 


I horoby declaro that the statements mado above have been 
checked up by me and aro true and I undertako to abide by the 
terms and conditions of the licence which will be granted to mo, 
Date of 
application . Signature and designation of the applicant. 


III To storo /co .npre- Chief Controller (a ) Whore tho 
sjed gas in an 

total water ca 
installation . 

pacity of vessels 
in an installa 
tion does not 
oxcced 5000 li 
tros . Rs. 
1000 . 00 . 
(b ) Whero tho 
total water ca 
pacity cf vossels 
in an installa 
tion excoods 
5000 litros - Rs. 
1000 . 00 for the 
first 5000 litres 
and for every 
additional 5000 
litres or part 
thercof Rs. 
500 .00 , subjoct 
to a maxiinum 

of Rs. 5,000 .00 
IV To transport con Chief Controller Rs. 500 .00 . 

prossed gas by 
vehiclos. 


* *Where the application is made on behalf of a company, 

the name and address of the Company and the name of 
the Manager of agentshould be given and the application 
should be signed by him . Every change in the nameof tho 
Manager or Agent shall be forthwith intimated to and his 

specimen signaturo filled with the licensing authority . 
Documents required to be submitted with this application 
for a licence in form III 
(i) Four copies of specification and plans approved under 

rulo 45 . 


(NOT REQUIRED FOR RENEWAL OF A LICENCE 

WITHOUT AMENDMENT) . 
( ii ) Licence together with approved plans and specifica 

tions attached thereto . 
(NOT REQUIRED FOR THE FIRST GRANT 

OF A LICENCE ) . 
( ili) Requisite amount of fee for the grant or amendment of 

a liconco paid in the mannor specificd in rulo 11. 
(iv ) A cortificate of safety , if required under rulo 32 . 


2. 
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FORM II 
[Scc rules 48 and 53] 


Fee Rs . . . . 


Application for the grant amendment of a licence to transport 
compressed gas in a vehicle. 

Documents listed overleaf must be submitted with this 
application 

To be filled in and signed by the applicant. 
1. Applicant s name and full pos 

tal address 
2 . Particulars of the vehicle in which 

compressed gas is proposed to 

be transported , 
(i) Make and model 
( ii) Engine number 
( iii ) Chassis number 
( iv) Registered number 
(v) Date upto which the vehicle 

is registered 
( vi) Name and full postal address 

of the registered owner . 
3 . Nature of the compressed gas 

proposed to be transported 
(Please stato whether fiammable , 

corrosive or toxic ) . 
4 . Chemical name of compressed 

gas to be transported in the vehicle . 


FORM ID 

[Seo rudes 48 and 49] 
Licence to store compressed gas in pressure vessel or vessels . 
Licence No.. . . . . . . 
Licence is hereby granted to . . . .. . . . . . . . 

.. . . . . . . . . . . . valid only for the storage of . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . cubic metres . . . . . . . . . . . . . .Kgs . In . . . . . . No. 
of pressuro vessels in the licensed premises described below 
and shown in the plan No . . . . . . . . . . . . subject to the provisions 
of the Indian Explosives Act, 1884 (IV of 1884 ) and the rules 
mado thereunder and to the further conditions of this licence . 

The licence shall remain in force upto the 31st day of March 
197 . . . . 
The . . . . . . . . . . . . 197. . . . . . . . Chief Controller of 

Explosives 
Descripılon and location of the licensed premises 
The licensed promises , the layout boundaries and other parti 
culars of which are shown in the attached approved plan 
No. . . . . . . . . . . . . . . are situated . . . . . . . . . . . . . . . . and consists 

. . . . . . . for storage of - 
(a ) Flammable /Corrosive/ Toxic Gases . . . .. . . . 
(b ) Non -toxic gases 
and is situated at. . . 

(Plot Number ) (Name of Street) (Village or 

Town ) (Police Station ) (District). 
SPACE FOR ENDORSEMENT OF RENEWALS 


Date of 
renewal 


Date of 
expiry 


. 


Signature 
and office 
stamp of the 
ligoncing 
authority 


. . . . 


. . . . . .I 


T 


5 . Water capacity of the pressure 

vessel and net weight of the 
compressed gas proposed to be 

transported . 
6 , Number and date of approval of . . . 

the design drawing of the vehi. . . . . 

cle by the Chief Controller w1. . . . . 
7 . Does the vehiclo described above 

fully conform to the requirements 
laid down in the rules and ! 
the design drawing approv 

ed by the Chief Controller ? 
8 . Full postal address of the place 

where the vehicle will be normally , . . . . 

stationed 
I/We declare that the particulars given atove have been 
checked up by me/us and are correct . I/Wo undertake to trans 
port compressed gas in the vehicle , particulars of which are given 
above , in accordance with the provisions of the Explosives Act , 
1884 and the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired ) 
Rules , 1977 frmed thereunder and any other law or rule for the 
time being in force. I/We understand that any contravention of 
the said Act and the rules flamed thereunder is punishable with 
imprisonment for a term which may extend to two years, or with 
fine which may extend to three thousand rupees , or with both . 

Signature of the Applicant. 


This licence shall be 
renewable without 
any concession in feo 
for threc years in the 
absence of contraven 
tion of the provisions 
of Indian Explosives 
Act, 1884 or Static & 
Mobile Pressure Vessels 
(Unfired ) Rules , 1976 
framed thorounder or 
ofthe conditions of this 
licence. 


. . . . . . . . . . + IIIII 


This licence is liable to be cancelled if the licensed 
premiscs are not found conforming to the description and 
conditions attached hereto and contravention of any of tho 
rules and conditions under which this licence is 
granted and the holder of this licence is also punishable 
with imprisonment for the term which may cxtend to two 
years , or with flne which may extend to three thousand 
rupees, or with both . 

· CONDITIONS 
1. Thę licensed premises shall not be used for any pur 
pose other than storage and transfer of comprossed gas and 
purposes directly connected therewith . 

2 . The compressed gas shall be stored only in one or 
more vessels of capacity . . . . .. . . . cubic metres . . . .. . Kg. and in 
position shown in the approved plan attached hereto . 

3 . Every vessel shall be outside any building and shall be 
supported on well designed foundations. 

4 . The storage vessel shall at all times maintain from 
any other facility , building, boundary , fencing or protected 
works the distances specified in Table I and Table II. 


irre . . . . . . . . I 


Place 
Documents required to be submitted with this application . 
1. Four copies of drawings approved under rule 34. 
2 . Safety certificate required under rule 42. 
3 . Expired licence if the vehicle was previously licensed . 
4 . Required amount of fee paid in the manner specified in 

rulo 11. 
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5. A suitable hard stand for parking of the vehicle dur 
ing loading / unloading of any compressed gag shall be pro 
vided . A minimum safety distance of 9 M . shall be main 
tajned betweco 

(a ) the centre of the hard stand and the storage vessel; 
(b ) the centre of the hard stand and the boundary line 

of the installation ; 
(c ) londing / unloading points and storage vessel ) 

boundary line . 
6 . There shall be no opening in any vessel other than 
those necessary for the introduction or removal of the com 
pressed gas or for providing other fitments . 

7 . All fitments of the vessel shall be well maintained . 

8 . No alteration of the position of the vessel and no IC 
placement of the vessel shall be affected except with the pre 
vious sanction , in writing, of the licensing authority . All 
Alterations so sanctioned under this condition shall be shown 
on an amended plan to be attached to the licence . 

9 . If the licensing authority calls upon the holder of a 
licence by notice in writing to execato any repairs in the 
licensed premises which are , in the opinion of such autho 
rity , pecessary for the safety of the premises, the holder of 
the licence shall execute the repairs within such period as 
may be specified in the notice . 


kept ready at convenient location for immediate use in the 
event of any fire . 

20 . Except for necessary pipes and valves and approved 
electric lights, the space within the licensed premises shall 
be kept entirely clear and unoccupled . 

21 . All valves in the premises must be permanently mark 
cd in a manner clearly indicating the direction of opening 
and shutting the valve . 

22 . Any accident, fire or explosion within the licensed 
premises which is attended with loss of life or serious in . 
jury to person or property shall be immediatey reported to 
the ncarest Magistrato or to the Officer- in - Charge of the 
nearest police station and by telegram to the Chief Controller 
of Explosives ( Telegraphic address " EXPLOSIVES" 
Nagpur) . 

23 . Frce access to the licensed premiges shall be given at 
all reasonable timcs to any of the officers listed in rule 68 , 
and every facility shall be afforded tº such offices for 
ascertaining that the rulcs and the conditions of this licence 
are duly observed , 


10 . Every vessel before being repaired or exhumed shall 
be made free of compressed gas and thoroughly cleaned . 
When a vessel is opened for cleaning or repuirs , no lamp of 
any description either ordinary or electric , electric cables or 
fans and no articles, appliances or equipment capable of 
igniting flammable vapours shall be brought near the vessci. 

11. No person shall cause to repair either by the use of 
fire , welding , hot reveting or brazing any vessel used for the 
storage of flammable gas wless it has been thoroughly 
cleaned and gas -freed or oiherwise prepared for safely 
carrying out such hot work and certified , in writing , by a 
competent person , to have been so prepared . Where the 
vessel has been certified as cas- free, the certificate shall be 
preserved by the licensee for a period of not less than three 
months and produced to the Chief Controller or a Controller , 
on demand . 

12. No person shall enter any vessel used for the storage 
of a toxic or corrosive gas unless he is adequately protected 
by means of clothing , gas masks and such other protective 
equipment. 

13 . Compressed gas shall cnter the vessel through sound 
pipes having no leaks at any place. 

14 . The vessel shall not be filled between the hours of 
sluset and gunrise , except in the manner and under sich 
other condition or condition s specifically endorsed on the 
liccnce by the licensing Authority , 


FORM IV 

[See rules 48 and 49.) 
Licence to transport compressed gas in a Vehicle 
licence No . . . . . . . . . 

Fce Rs. 500. 00 
Licence is hereby granted to . . . . . . . . . 

. . . . . . . . to transport compressed gas by the 
vehicle as described below subject to the provisions of the Ex 
plosives Act , 1884 and the rules made thereunder and to the 
further conditions of this licence . 

This licence will remain valid upto thc, . . . . . . . . .day of 
. . . . . . . . . . 197. . . . . . 
Date of issue. .. . .. .. Chicf Controller of Explosiycs. 

DESCRIPTION OF THE VEHICLE 
Make and model . .. . ... . Engine Number .. 
Chassis Number . . . ... . . . . . Registration Number . . . . . 
Name of the registered owner . . . . . . . . 
Chemical name of the compressed 

gas to be carried in the vehicle . 


Authorised carrying capacity of the container, 

This licence is liable to he cancelled if the licensed vehicle is 
not found conforming to the requirements of Chapters II and IV 
of these rules or for the contravention of any of the rules and 
conditions under which this licence is granted and the holder of 
this licence is also punishable with imprisonment for a term 
which may extend to two years, or with fine which may extend 
to three thousand rupees, or with both . 


15 . No artificial light capable of igniting flammable 
vapour shall at any time he present within 9 metres of the 
vehicle and the loading / unloading points during the transfer 
of the compressed gas and no person engaged in such trans 
fer shall smoke. 


* * One ycar from the date of issue , 


16 . No compressed gas shall he removed from the vessel 
except by means of transfer facilitics marked in the plan 
attached hereto , 


17 . All electrical equipment such as motors , switches, 
strators , etc., used for transfer of flammable compressed gas 
shall be of flame proof construction conforming to IS ; 
2148 . 


CONDITIONS 
1. The licence or its authenticated copy sball at all times be 
kept in the licensed vehicle and produced on demand by an 
officer listed in sule 68. 

2 . Only responsible persons who are conversant with the 
conditions of this licence shall be employed for driving the 
licensed vehicle or attending to it . 


18 . Every person managing or employed on or in con 
nection with the licensed premises shall abstain from any 
act whatsoever which tends to cause fire or explosion and 
which is not reasonably necessary and, to the best of his 
ability shall prevent any other person from doing such act , 


19 . The licenscc shall provide for cach licensed premises 
a minimum of two portable foam type or dry chemical type 
fire extinguishers of 9 Kg. capacity cach which shall be 


3 . The licensed vehicle shall be constantly attended to 
by a responsible person and by at least two persons while it 
is transporting compressed gas : 

Provided that the licensed vehicle may , if empty , bo left 
unattended in a place approved for the purpose , in writing , 
by the Chief Controller . 
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4 . The licensed vehicle shall at all times carry 

(e ) à l esponsible person shall be in attendanco And re 

inain so untll loading or unloading is over and the 
( a ) at least two portable fire extinguishers of capacity 

vehicle has been seuled. 
not less than 9 litres and suitable for extinguishing 
chemical fires. 

9. Except when called upon by traffic signals or required 

by the licensing authority or any other officer entrusted with 
(h ) a strong flexible cable for electrical bonding in the job of enforcing the rules, the licensed vehicle shall not 

CASC of vehicle uscd for transportation of llammable stop on any road , congested area or a place which is not 
compressed gos ; the cable shall be at lcast 5 metres a place situated within the premises licensed under these 
long and shall have at each end a suitable clanıp rules for the loading and unloading of vehicle . 
or clip . 

10 . No smoking and no ſire or artificial light or any article 
5. The licensed vehicle shall not be loaded or uploaded capable of ignitiny flammable vapour shall be allowed on 
except in a place which is approved within the premises the licensed vehicle tised for the transportation of any fam . 
licensed for the plirposc under these rules by the Chicf table gay . 
Controller : 

11. The licensed vehicle shall not be used for carrying 
Provided that the licensed vehicle may be unloaded at passengers . 
any other place with all due precautions and under adequato 

12 . The licensed vehiclo shall not be allowed to be rc 
supervision if such unloading is necessitated by un accident 

paired : 
or break -down . 

Provided that replacement by any of tha fitments of tho 
6 . No vehicle shall discharge any compressed gas directly pressure vessel may be done without involving any hot 
into any process vessel. 

work . 


13 , No alteration in the licensed vehicle or its safety fittings 
shall be carried out without the previous sanction in writ 
ing of the licensing authority . Such alterations so sanc 
lioned shall be endorsed on this licence by an amendment. 


7 . The licensed vehicle shall not be loaded if any of the 
fitments including vessel becomes leaky, defective or other 
wise insecure . 

8 . Before compressed gas is loaded into or ynloaded from 
the licensed vehicle - - - 
( A ) its engino shall be stopped and the battery shall be 

isolated by a proper switch or otherwise ; 
(b ) Its whcels shall be secured by brakes : r by scotch 


ing. 


14 . Every facility shall be given at all reasonable times 
to any officer listed in rule 68 for ascertaining that the rules 
and the conditions of this licence are duiy obrerved . 

15 . Any accident fire or explosion occurring in the licens . 
ed vehicle , which is attended with loss of human life or 
serious injury to person or property shall be immediately 
roported to the nearest Magistrate or to the Officer - in -Charge 
of the nearest police station having jurisdiction and by tele 
gram to the Chief Controller of Explosives ( Telegraphic 
address " EXPLOSIVES" NAGPUR ) . 
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( c ) its chassis shall be electrically bonded by a cable 

with the pipe into or from which it is to be load 
ed or unloaded , in case of vehicle used for trang 

portation of flammable compressed gas. 
(d ) the correct filling or discharge pipe connections are 

made at both ends; 
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